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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Voorpublicatie tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer ten 
behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2193 inzake de 
beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht 
door middelgrote stookinstallaties (Pb EU 2015, L 313) 


De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt ingevolge artikel 21.6, vierde lid, van de Wet 
milieubeheer bekend dat een ieder tot vier weken na de dagtekening van deze Staatscourant schrifte¬ 
lijk zijn zienswijze naar voren kan brengen over onderstaand ontwerp van een algemene maatregel 
van bestuur. 

Uw zienswijze kunt u op de volgende manieren indienen: 

1. bij voorkeur per e-mail naar: paralegalsHBJZ@minienm.nl 
of 

2. per brief naar het volgende adres: 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
DGMI/Directie KLG/Afdeling Leefomgeving 
Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. 
enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, nr. lenM/BSK-, Hoofddirec¬ 
tie Bestuurlijke en Juridische Zaken; 

Gelet op richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 
inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middel¬ 
grote stookinstallaties (Pb EU 2015, L 313); 

Gelet op de artikelen 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr.); 

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, nr. lenM/BSK-, 
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ARTIKEL I 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. De begripsomschrijving 'gasturbine' komt te luiden: 

gasturbine: roterende machine die thermische energie in arbeid omzet, in hoofdzaak bestaande uit 
een compressor, een thermisch toestel waarin brandstof wordt geoxideerd om het werkmedium te 
verhitten en een turbine en waaronder tevens wordt begrepen een open- of gecombineerde-cyclus 
gasturbine en een gasturbine in warmtekrachtkoppeling, met of zonder aanvullende verbranding; 

2. In de alfabetische rangschikking van begripsomschrijvingen wordt de volgende begripsomschrij¬ 
ving ingevoegd: 

raffinaderijbrandstof: vaste, vloeibare of gasvormige brandbare stof, afkomstig uit de destillatie en 
de omzettingsstappen bij de raffinaderij van ruwe olie, met inbegrip van raffinaderijgas, syngas, 
geraffineerde oliën en petroleumcokes;. 
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B 

In artikel 1.2 komt onderdeel i, sub 2, van de begripsomschrijving 'inrichting type A' te luiden: 

2°. het in werking hebben van stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen tot 
1 MWth voor de verwarming van gebouwen of de verwarming van tapwater: 


C 

Na artikel 1.21b wordt in hoofdstuk 1 een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 1.21c 

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 worden, indien sprake van een stookinstallatie met een 

nominaal thermisch ingangsvermogen van 1 MW of meer en minder dan 50 MW, tevens de 

volgende gegevens verstrekt: 

a. het nominaal thermisch ingangsvermogen (MWth) van de stookinstallatie; 

b. het type stookinstallatie, onderverdeeld in gasmotor, dieselmotor, dual-fuelmotor, gasturbine, 
ketel, fornuis, droger, luchtverhitter of andere stookinstallatie; 

c. het type gebruikte brandstoffen en het aandeel ervan, onderverdeeld naar vaste biomassa, 
andere vaste brandstof, gasolie, andere vloeibare brandstoffen dan gasolie, aardgas, vergis- 
tingsgas en andere gasvormige brandstoffen; 

d. de sector waarin de stookinstallatie werkt of de inrichting waarin zij wordt gebruikt (4-cijferige 
NACE-code); 

e. het verwachte aantal jaarlijkse bedrijfsuren van de stookinstallatie en de gemiddelde belasting 
tijdens gebruik; 

f. indien het betreft een stookinstallatie als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, onder b, een door 
de exploitant ondertekende verklaring dat hij de stookinstallatie niet meer dan het in dat lid 
genoemde aantal uren zal exploiteren. 

D 

Het opschrift van § 3.2.1 komt te luiden: 

§ 3.2. 7. Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een 

niet-vergunningplichtige brandstof 


Artikel 3.7 komt te luiden: 

Artikel 3.7 

1. Deze paragraaf is niet van toepassing op: 

a. het stoken van stookinstallaties die ingevolge bijlage I, onderdeel C, categorie 1.4, onder a, 
van het Besluit omgevingsrecht er toe leiden, dat een inrichting vergunningplichtig is; 

b. stookinstallaties waarop paragraaf 5.1.1 van toepassing is; 

c. stookinstallaties waarop paragraaf 5.1.2 van toepassing is; 

d. stookinstallaties waarop Richtlijn 97/68/EG betrekking heeft en andere mobiele stookinstal¬ 
laties; 

e. technische voorzieningen die bij de voortstuwing van een voertuig, schip of vliegtuig 
worden gebruikt; 

f. in de chemische industrie gebruikte reactoren; 

g. windverhitters van hoogovens; 

h. crematoria; 

i. terugwinningsinstallaties in installaties voor de productie van pulp. 

2. De artikelen 3.10 tot en met 3.10j en 3.10q tot en met 3.10s inzake emissies naar de lucht zijn 

van toepassing op het in werking hebben van een stookinstallatie, tenzij het betreft: 

a. een stookinstallatie die blijkens een daarvoor aan de inrichting verleende omgevingsver- 
gunning wordt gebruikt voor het onderzoeken, beproeven of demonstreren van experimen¬ 
tele verbrandingstechnieken of van technieken ter bestrijding van de uitworp van zwaveldi¬ 
oxide (S0 2 ), stikstofoxiden (NO x ) of totaal stof; 

b. een stookinstallatie die ten hoogste 500 uren per jaar in gebruik is, met uitzondering van 
dieselmotoren die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit in gevallen anders 
dan noodgevallen, waarbij geldt dat voor zover het een installatie betreft met een vermo- 
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gen vanaf 1MW waarin een vaste brandstof wordt gestookt, deze voldoet deze aan een 
emissiegrenswaarde voor stof van 200 mg/Nm3 indien deze voor 20 december 2018 in 
gebruik is genomen en voldoet deze aan een emissiegrenswaarde voor stof van 100 
mg/Nm3 indien deze op of na 20 december 2018 in gebruik is genomen; 

c. technische voorzieningen voor de zuivering van afgassen door verbranding die niet als 
autonome stookinstallatie worden geëxploiteerd; 

d. stookinstallaties waar de gasvormige producten van het stookproces worden gebruikt voor 
het direct verwarmen, drogen of anderzijds behandelen van voorwerpen of materialen; 

e. stookinstallaties waarin de gasvormige producten van het stookproces worden gebruikt 
voor het direct verwarmen met gas van binnenruimten ter verbetering van de omstandig¬ 
heden op de arbeidsplaats. 

3. De artikelen 3.10k, 3.10n en 3.10o inzake het doelmatig beheer van afvalwater, het realiseren 
van een verwaarloosbaar bodemrisico en het doelmatig beheer van afval, zijn van toepassing 
op het in werking hebben van een stookinstallatie. 

4. De artikelen 3.101 en 3.10m inzake een doelmatig gebruik van energie, zijn van toepassing op 
inrichtingen waarin zich geen broeikasgasinstallaties als bedoeld in artikel 16.1 van de wet 
bevinden en waarbij het gelijktijdig produceren van elektrische energie en thermische energie 
door middel van een warmtekrachtinstallatie plaatsvindt, tenzij het een warmtekrachtinstallatie 
betreft waarin vergistinggas wordt gebruikt. 

5. Artikel 3.10p inzake keuring en onderhoud van een stookinstallatie is van toepassing op het in 
werking hebben van een stookinstallatie, tenzij het betreft een stookinstallatie die blijkens een 
daarvoor aan de inrichting verleende omgevingsvergunning wordt gebruikt voor het onderzoe¬ 
ken, beproeven of demonstreren van experimentele verbrandingstechnieken of van technieken 
ter bestrijding van de uitworp van zwaveldioxide (S0 2 ), stikstofoxiden (NO x ) of totaal stof. 

6. Voor de toepassing van deze paragraaf worden twee of meer stookinstallaties met een 
vermogen van 1 MWth of meer als één stookinstallatie aangemerkt en worden de vermogens 
opgeteld indien: 

a. de afgassen van die stookinstallaties via één schoorsteen worden afgevoerd, of 

b. de afgassen van die stookinstallaties, met inachtneming van technische en economische 
factoren, volgens het oordeel van het bevoegd gezag via een gemeenschappelijke 
schoorsteen kunnen worden uitgestoten. 

Indien toepassing wordt gegeven aan onderdeel b, stelt het bevoegd gezag in een maatwerk- 
voorschrift vast welke stookinstallaties deel uitmaken van het samenstel van stookinstallaties. 


Artikel 3.9 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid komt '2.8, derde tot en met negende lid' te luiden: 2.8, derde tot en met achtste lid. 

2. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3. In deze paragraaf wordt onder vermogen verstaan het nominaal thermisch ingangsvermogen, 
uitgedrukt in MWth of kWth. 


Artikel 3.10 komt te luiden: 

Artikel 3.10 

1. Het rookgas van een ketelinstallatie met een vermogen vanaf 1 MWth voldoet aan de emissie- 
grenswaarden, genoemd in tabel 3.10. 

2. In afwijking van het eerste lid voldoet een ketelinstallatie gestookt op vergistingsgas die voor 
20 december 2018 in gebruik is genomen aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide 
(S0 2 ) van 200 mg/Nm3. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid voldoet een ketelinstallatie die groter is dan 5 MWth, 
wordt gestookt op vergistingsgas en die voor 20 december 2018 in gebruik is genomen, vanaf 
1 januari 2025 aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide (S0 2 ) van 170 mg/Nm3. 
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Tabel 3.10 


Brandstof/vermogen 

Stikstofoxiden (l\IO x ) (mg 
per normaal kubieke 
meter) 

Zwaveldioxide (S0 2 ) (mg 
per normaal kubieke meter) 

Totaal stof (mg per 
normaal kubieke 
meter) 

Brandstof in vaste vorm, met 
uitzondering van biomassa 

100 

200 

5 

Brandstof in vloeibare vorm, met 
uitzondering van biomassa 

120 

200 

5 

Biomassa, voor zover de ketelinstalla¬ 
tie een vermogen van 5 MWth of 
minder heeft 

275 

200 

20 

Biomassa, voor zover de ketelinstalla¬ 
tie een vermogen van meer dan 5 
MWth heeft 

145 

200 

5 

Vergistingsgas 

70 

100 

- 

Aardgas 

70 



Propaangas, butaangas 

140 


- 


H 

Artikel 3.10a komt te luiden: 


Artikel 3.10a 

1. Het rookgas van een stookinstallatie anders dan een ketelinstallatie, zuigermotor of gasturbine, 
met een vermogen vanaf 1 MWth voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 
3.10a. 

2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag op grond van technische of economische 
haalbaarheid voor installaties die voor 20 december 2018 in gebruik zijn genomen, bij 
maatwerkvoorschrift een hogere emissiegrenswaarde vaststellen tot maximaal de in tabel 
3.10a tussen haakjes aangegeven waarden. 

3. In afwijking van het eerste lid gelden de emissiegrenswaarden in dit artikel voor stookinstalla- 
ties die voor 20 december 2018 in bedrijf zijn genomen vanaf: 

a. 1 januari 2025 voor stookinstallaties meer dan 5 MWth; 

b. 1 januari 2030 voor stookinstallaties van 1 MWth of meer en 5 MWth of minder. 

4. In afwijking van het eerste lid en onverminderd het derde lid voldoet een stookinstallatie 
gestookt op vergistingsgas die voor 20 december 2018 in gebruik is genomen aan een 
emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide (S0 2 ): 

a. van 170 mg/Nm3 voor een stookinstallatie van meer dan 5 MWth; 

b. van 200 mg/Nm3 voor een stookinstallatie van 1 MWth of meer en 5 MWth of minder. 

Tabel 3.10a 


Stookinstallatie anders dan een ketelinstallatie, zuigermotor of gasturbine, met een vermogen van 1 MWth of meer 


Brandstof/ vermogen 

Stikstofoxiden (NO x ) (mg 
per normaal kubieke 
meter) 

Zwaveldioxide (S0 2 ) (mg 
per normaal kubieke meter) 

Totaal stof (mg per 
normaal kubieke 
meter) 

Brandstof in vloeibare vorm, met 
uitzondering van biomassa 

120 

(200) 

200 

5 

(20) 

Biomassa, voor zover de installatie 
een vermogen heeft van 5 MWth of 
minder 

275 

(650) 

200 

20 

Biomassa, voor zover de installatie 
een vermogen heeft van meer dan 5 
MWth 

145 

(650) 

200 

5 

Vergistingsgas 

80 

(250) 

100 

- 

Aardgas 

80 

(200) 



Propaangas, butaangas 

140 

(250) 


- 
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Artikel 3.10b komt te luiden: 

Artikel 3.10b 

Het rookgas van een ketelinstallatie met een vermogen kleiner dan IMWth voldoet aan de 
emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10b. 


Tabel 3.10b 


Brandstof/ vermogen 

Stikstofoxiden (l\IO x ) (mg 
per normaal kubieke meter) 

Zwaveldioxide (S0 2 ) (mg 
per normaal kubieke 
meter) 

Totaal stof (mg 
per normaal 
kubieke meter) 

Biomassa of houtpellets 

300 

200 

40 

Brandstof in vloeibare vorm, met uitzonde¬ 
ring van biomassa, gestookt in een 
ketelinstallatie van 0,4 MWth of meer 

120 

200 

20 

Aardgas, gestookt in een ketelinstallatie van 
0,4 MWth of meer 

70 



Vergistingsgas, gestookt in een ketelinstalla¬ 
tie van 0,4 MWth of meer 

70 

200 

- 

Propaangas, butaangas, gestookt in een 

140 


- 


ketelinstallatie van 0,4 MWth of meer 


In artikel 3.10c, eerste lid, wordt 'ketelinstallatie' vervangen door: stookinstallatie. 

K 

Artikel 3.10d komt te luiden: 

Artikel 3.10d 

1. Het rookgas van een gasturbine voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10d. 

2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift een emissie- 
grenswaarde voor stikstofoxiden van ten hoogste 75 milligram per normaal kubieke meter 
vaststellen voor een gasturbine die voor 1 april 2010 is geplaatst of in gebruik is genomen, 
indien deze gasturbine is uitgerust met een stoom- of waterinjectie. 


Tabel 3.10d 

Brandstof 

Stikstofoxiden (l\IO x ) (mg per 
normaal kubieke meter) 

Zwaveldioxide (S0 2 ) (mg 
per normaal kubieke meter) 

Totaal stof (mg per normaal 
kubieke meter) 

Brandstof in vloeibare 

50 

65 

F 

vorm 




Aardgas 

50 

- 

- 

Andere gasvormige 
brandstof 

50 

15 

- 


Artikel 3.10e komt te luiden: 


Artikel 3.10e 

1. Het rookgas van een dieselmotor voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in 
tabel 3.10e. 

2. In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie van meer dan 5 MWth die voor 20 decem¬ 
ber 2018 in gebruik is genomen tot 1 januari 2025 aan een emissiegrenswaarde voor stof van 
20 mg/Nm3. 

3. In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie van meer dan 5 MWth en 20 MWth of 
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minder die voor 20 december 2018 in gebruik is genomen vanaf 1 januari 2025 aan een 
emissiegrenswaarde voor stof van 20 mg/Nm3. 

4. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift een hogere 
emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden vaststellen voor een dieselmotor met een vermogen 
van minder dan 600 kWth gelegen op een platform dat is gelegen binnen de Nederlandse 
exclusieve economische zone. De afwijkende emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden 
bedraagt ten hoogste 930 milligram per normaal kubieke meter. 

5. Degene die een inrichting drijft waartoe een dieselmotor als bedoeld in het vierde lid behoort, 
legt elke vijf jaar ten behoeve van het maatwerkvoorschrift aan het bevoegd gezag een 
haalbaarheidsstudie over naar vermindering van de NOx-emissies door toepassing van 
emissiebeperkende maatregelen of alternatieve technieken, zoals zonne- en windenergie, 
gasmotoren en -turbines. Van de haalbaarheidsstudie maakt een kosteneffectiviteitsberekening 
deel uit. 

6. In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag bepalen dat kan worden volstaan met een 
kosteneffectiviteitsberekening indien de resterende levensduur van de installatie daartoe 
aanleiding geeft. 

7. Bij de beoordeling van de kosteneffectiviteitsberekening gaat het bevoegd gezag uit van een 
kosteneffectiviteit als bedoeld in artikel 2.7, derde tot en met zesde lid. 


Tabel 3.10e 


Vermogen 

Stikstofoxiden (l\IO x ) (mg 

Zwaveldioxide (S0 2 ) (mg 

Totaal stof (mg per 


per normaal kubieke meter) 

per normaal kubieke 

normaal kubieke 



meter) 

meter) 

5 MWth of minder 

150 

65 

20 

Meer dan 5 MWth 

150 

65 

10 


M 

Artikel 3.10f komt te luiden: 


Artikel 3.10f 

1. Het rookgas van een gasmotor voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10f. 

2. In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie van minder dan 2,5 MWth die voor 

20 december 2018 in gebruik is genomen en op aardgas wordt gestookt tot 1 januari 2030 aan 
een emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden (NO x ) van 115 mg/Nm3. 

3. In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie die voor 20 december 2018 in gebruik is 
genomen en wordt gestookt op vergistingsgas aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldi¬ 
oxide (S0 2 ) van 65 mg/Nm3. 

4. In afwijking van het eerste lid en derde lid voldoet een installatie van 5 MWth of minder die 
voor 20 december 2018 in gebruik is genomen en wordt gestookt op vergistingsgas vanaf 

1 januari 2030 aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide (S0 2 ) van 60 mg/Nm3. 

5. In afwijking van het eerste lid en derde lid voldoet een installatie van meer dan 5 MWth die 
voor 20 december 2018 in gebruik is genomen en wordt gestookt op vergistingsgas vanaf 

1 januari 2025 aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide (S0 2 ) van 60 mg/Nm3. 

6. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift een hogere 
emissiegrenswaarde voor onverbrande koolwaterstoffen vaststellen voor een gasmotor met 
een vermogen van 2,5 MWth of groter die voor 1 april 2010 is geplaatst of in gebruik is 
genomen en waarin brandstof anders dan vergistingsgas wordt verbrand, indien met een 
motorzijdige aanpassing onvoldoende reductie van koolwaterstoffen kan worden bereikt. In het 
maatwerkvoorschrift wordt een einddatum opgenomen. 
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Tabel 3.10f 



Gasmotor 


Brandstof/ vermogen 

Stikstofoxiden 
(NO x ) (mg per 
normaal kubieke 
meter) 

Zwaveldioxide 
(S0 2 ) (mg per 
normaal kubieke 
meter) 

Totaal stof 
(mg per 
normaal 
kubieke 
meter) 

onverbrande 
koolwaterstoffen (CxHy) 
(mg per normaal kubieke 
meter) 

Minder dan 2,5 MWth gestookt op 
aardgas 

95 




Minder dan 2,5 MWth, gestookt op 
propaangas of butaangas 

115 


- 

- 

2,5 MWth of meer, met uitzonde¬ 
ring van vergistingsgas 

35 

- 

- 

500 

Vergistingsgas ongeacht het 
vermogen 

115 

40 

- 

- 


N 

In artikel 3.10i, eerste lid, worden de onderdelen a en b vervangen door: 


a. 15 procent, indien het een dieselmotor, gasmotor of gasturbine betreft; 

b. 6 procent, indien het een stookinstallatie met vaste brandstof betreft; 

c. 3 procent, in alle andere gevallen. 


O 

Artikel 3.101 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid. 

2. Er wordt een lid ingevoegd, luidende: 

2. In afwijking van het eerste lid haalt een warmtekrachtinstallatie die in gebruik is genomen voor 
1 januari 2008 een jaargemiddeld rendement van ten minste 60% berekend volgens de 
formule, bedoeld in het eerste lid. 


In artikel 3.10n, eerste lid, onderdeel a, wordt '15 megawatt' vervangen door: 15 MWth. 


Artikel 3.10q komt te luiden: 

Artikel 3.10q 

1. In afwijking van de artikelen 3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f, voldoet het rookgas van een stookinstal¬ 
latie die voor 1 april 2010 is geplaatst of in gebruik is genomen, voor zover die zich binnen de 
Nederlandse exclusieve economische zone bevindt dan wel deel uitmaakt van een inrichting 
waarin kooldioxide (C0 2 ), afkomstig van een andere inrichting, wordt ingezet ten behoeve van 
de bemesting van gewassen teneinde het gebruik van brandstof te verminderen, tot 1 januari 
2019 aan de emissiegrenswaarden die op 31 maart 2010 voor die installatie golden ingevolge 
het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B of het Besluit emissie-eisen 
stookinstallaties milieubeheer A, dan wel aan de daarvan afwijkende emissiegrenswaarden, die 
voor die stookinstallatie golden op grond van een daarvoor verleende omgevingsvergunning. 

2. Het rookgas van een stookinstallatie als bedoeld in het eerste lid voldoet met ingang van 

1 januari 2019 aan de in de artikelen 3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f bedoelde emissiegrenswaarden. 

3. Op het in werking hebben van een stookinstallatie die voor 1 januari 2014 is geplaatst of in 
gebruik is genomen en waarop titel 16.3 van de wet van toepassing was, zijn de op grond van 
de artikelen 3.10 tot en met 3.10j geldende emissiegrenswaarden en meetmethoden voor 
stikstofoxiden (NO x ) tot 1 januari 2019 niet van toepassing. Het bevoegd gezag kan voor deze 
stookinstallaties tot deze datum bij maatwerkvoorschrift emissiegrenswaarden en meetmetho¬ 
den voor stikstofoxiden (NO x ) in het rookgas van de stookinstallatie vaststellen, indien de 
lokale luchtkwaliteit dat vergt. 
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4. Indien ingevolge het eerste lid de emissiegrenswaarden van het Besluit emissie-eisen 

stookinstallaties milieubeheer A van toepassing zijn, zijn in afwijking van artikel 3.10p tevens 
de regels inzake keuring en onderhoud van dat besluit van toepassing. 


Artikel 3.10r wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt 'de artikelen 3.10a of 3.10b' respectievelijk 'megawatt' vervangen door 

'artikel 3.10b' respectievelijk 'MWth'. 

2. In het tweede lid wordt 'de artikelen 3.10a of 3.10b' telkens vervangen door 'artikel 3.10b'. 

3. Het derde en vierde lid komen te luiden: 

3. In afwijking van artikel 3.10b en onverminderd het eerste lid, voldoet het rookgas van een 
ketelinstallatie met een nominaal vermogen tussen 500 kWth en 1 MWth, waarin biomassa 
wordt verbrand of waarin houtpellets, voor zover het geen biomassa betreft worden verbrand, 
die in gebruik is genomen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2015, aan een emissiegrens- 
waarde van 75 mg per normaal kubieke meter voor totaal stof, herleid op rookgas met een 
volumegehalte aan zuurstof van 6%, totdat aan een van de criteria, bedoeld in het tweede lid, 
wordt voldaan. 

4. In afwijking van artikel 3.10b en onverminderd het eerste lid, voldoet het rookgas van een 
ketelinstallatie met een nominaal vermogen kleiner dan of gelijk aan 500 kWth, waarin 
biomassa wordt verbrand of waarin houtpellets, voor zover het geen biomassa betreft worden 
verbrand, die in gebruik is genomen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2015, aan een emissie- 
grenswaarde van 150 mg per normaal kubieke meter voor normaal stof, herleid op rookgas 
met een volumegehalte aan zuurstof van 6%, totdat aan een van de criteria, bedoeld in het 
tweede lid, wordt voldaan. 


Artikel 3.10s komt te luiden: 

Artikel 3.1 Os 

Indien aan een stookinstallatie als bedoeld in artikel 3.10q, eerste lid, of artikel 3.10r, eerste lid, 
voor 1 januari 2019 een wijziging van het nominaal vermogen wordt aangebracht die leidt tot een 
toename van emissies van de stoffen, genoemd in deze paragraaf, met meer dan 10 procent, 
wordt die wijziging zodanig uitgevoerd dat aan de emissiegrenswaarden, genoemd in de artikelen 
3.10, 3.10a, 3.10d, 3.10e of 3.10f wordt voldaan. 



T 

In artikel 3.10t wordt 'eerste of derde lid' vervangen door: eerste lid. 

U 

Artikel 3.10u komt te luiden: 

Artikel 3.10u 

Degene die de inrichting drijft houdt de perioden voor het opstarten en stilleggen van de stookin¬ 
stallaties waarop deze paragraaf van toepassing is zo kort mogelijk. 

V 

De artikelen 3.10v en 3.10w vervallen. 

W 

Paragraaf 5.1.5. komt te luiden: 
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§ 5.1.5. Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een 

vergunningplichtige brandstof 

Artikel 5.43 

Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van stookinstallaties die worden 

gestookt op een vergunningplichtige brandstof met een vermogen van 1 MWth of meer en minder 

dan 50 MWth met uitzondering van: 

a. stookinstallaties waarop paragraaf 3.2.1 van toepassing is; 

b. stookinstallaties waarop paragraaf 5.1.1 van toepassing is; 

c. stookinstallaties waarop paragraaf 5.1.2 van toepassing is; 

d. stookinstallaties waarop Richtlijn 97/68/EG betrekking heeft en andere mobiele stookinstalla¬ 
ties; 

e. stookinstallaties op landbouwbedrijven met een totaal vermogen van 5 MWth of minder, die 
als brandstof uitsluitend onverwerkte mest van gevogelte gebruiken, zoals bedoeld in artikel 9, 
onder a), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad; 

f. stookinstallaties waar de gasvormige producten van het stookproces worden gebruikt voor het 
direct verwarmen, drogen of anderzijds behandelen van voorwerpen of materialen; 

g. stookinstallaties waarin de gasvormige producten van het stookproces worden gebruikt voor 
het direct verwarmen met gas van binnenruimten ter verbetering van de omstandigheden op 
de arbeidsplaats; 

h. technische voorzieningen voor de zuivering van afgassen door verbranding die niet als 
autonome stookinstallatie worden geëxploiteerd; 

i. technische voorzieningen die bij de voortstuwing van een voertuig, schip of vliegtuig worden 
gebruikt; 

j. het regenereren van katalysatoren voor het katalytisch kraakproces; 

k. het omzetten van zwavelwaterstof in zwavel; 

l. in de chemische industrie gebruikte reactoren; 

m. cokesovens; 

n. windverhitters van hoogovens; 

o. crematoria; 

p. stookinstallaties die raffinaderijbrandstof eventueel gemengd met andere brandstof gebruiken 
voor de opwekking van energie binnen olie- en gasraffinaderijen; 

q. terugwinningsinstallaties in installaties voor de productie van pulp. 

r. stookinstallaties die blijkens een daarvoor aan de inrichting verleende omgevingsvergunning 
worden gebruikt voor het onderzoeken, beproeven of demonstreren van experimentele 
verbrandingstechnieken of van technieken ter bestrijding van de uitworp van zwaveldioxide 
(S0 2 ), stikstofoxiden (NO x ) of totaal stof. 

Artikel 5.44 

1. De artikelen 3.7, tweede lid, onder b en zesde lid, 3.9, derde lid, 3.10c, 3.10d, tweede lid, 3.10g 
tot en met 3.10j, 3.10n en 3.10u zijn van overeenkomstige toepassing op de emissiegrenswaar- 
den in deze paragraaf. 

2. De emissiegrenswaarden in deze paragraaf gelden voor een stookinstallatie die voor 20 decem¬ 
ber 2018 in bedrijf is genomen vanaf: 

a. 1 januari 2025 voor een stookinstallatie met een vermogen van meer dan 5 MWth; 

b. 1 januari 2030 voor een stookinstallatie met een vermogen van 1 MWth of meer en 5 MWth 
of minder. 

3. Tot de datum die ingevolge het tweede lid, onder a of b, van toepassing is, gelden voor die 
stookinstallatie de emissiegrenswaarden in de verleende omgevingsvergunning. 

4. Indien de in het eerste lid bedoelde emissiegrenswaarden strenger zijn dan de emissiegrens¬ 
waarden of de emissiegrenswaarden tussen haakjes in deze paragraaf, dan blijven de 
emissiegrenswaarden in de verleende omgevingsvergunning ook van kracht na de in het 
tweede lid, onder a of b, genoemde datum. 

5. Het bevoegd gezag kan op grond van een BBT-afweging als bedoeld in artikel 9.3 van de 
Regeling omgevingsrecht een strengere emissiegrenswaarde dan de ingevolge de andere 
bepalingen van deze paragraaf geldende emissiegrenswaarde vaststellen. 
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Artikel 5.44a 

1. Een stookinstallatie anders dan een gasmotor, dieselmotor of gasturbine voldoet aan de 
emissiegrenswaarden in tabel 5.44a. 

2. In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie van 5 MWth of minder die voor 20 decem¬ 
ber 2018 in gebruik is genomen en wordt gestookt op gasvormige brandstof anders dan 
cokesovengas aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide (S0 2 ) van 200 mg/Nm3. 

3. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag op grond van technische of economische 
haalbaarheid een hogere emissiegrenswaarde vaststellen tot maximaal de in tabel 5.44a tussen 
haakjes aangegeven waarden of voor zover het een stookinstallatie betreft die voor 20 decem¬ 
ber 2018 in gebruik is genomen en op gasvormige brandstoffen wordt gestookt tot maximaal 
250 mg/Nm3 voor NO x . 


Tabel 5.44a 


Stookinstallaties anders dan gasmotor, dieselmotor of gasturbine 

Brandstof 

Stikstofoxiden (NO x ) 
(mg per normaal 
kubieke meter) 

Zwaveldioxide (S0 2 ) (mg per 
normaal kubieke meter) 

Totaal stof (mg per normaal 
kubieke meter) 

Brandstof in vaste vorm, 

100 

200 

5 


(300) 

(400) 

(20) 

Brandstof in vloeibare 

120 

200 

5 

vorm 

(300) 

(350) 

(20) 

Gasvormige brandstof 

70 

35 


anders dan cokesoven 

(200) 



gas of hoogovengas 




Cokesovengas 

100 

35 



(200) 

(400) 


Hoogovengas 

100 

35 



(200) 

(200) 



Artikel 5.44b 

1. Een gasturbine voldoet aan de emissiegrenswaarden in tabel 5.44b. 

2. In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie die voor 20 december 2018 in gebruik is 
genomen en wordt gestookt op cokesovengas aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldi¬ 
oxide (S0 2 ) van 130 mg/Nm3. 

3. In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie die voor 20 december 2018 in gebruik is 
genomen en wordt gestookt op hoogovengas aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide 
(S0 2 ) van 65 mg/Nm3. 

4. In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie van 20 MWth of minder die voor 

20 december 2018 in gebruik is genomen en wordt gestookt op brandstof in vloeibare vorm 
aan een emissiegrenswaarde voor stof voor 20 mg/Nm3. 

5. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag op grond van technische of economische 
haalbaarheid een hogere emissiegrenswaarde vaststellen tot maximaal de in tabel 5.44b 
tussen haakjes aangegeven waarden. 


Tabel 5.44b 


Gasturbine 

Brandstof 

Stikstofoxiden (NOJ 

Zwaveldioxide (S0 2 ) (mg per 

Totaal stof (mg per normaal 


(mg per normaal 

normaal kubieke meter) 

kubieke meter) 


kubieke meter) 



Brandstof in vloeibare 

50 

65 

10 

vorm 

(75) 

(120) 



Gasvormige brandstof 50 15 

(75) 


Artikel 5.44c 

1. Een dieselmotor voldoet aan de emissiegrenswaarden in tabel 5.44c. 


10 


Staatscourant 2016 nr. 27480 14 juni 2016 










2. In afwijking van het eerste lid voldoet een dieselmotor van 20 MWth of minder die voor 
20 december 2018 in gebruik is genomen aan een emissiegrenswaarde voor stof voor 20 
mg/Nm3. 

3. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag op grond van technische of economische 
haalbaarheid een hogere emissiegrenswaarde vaststellen tot maximaal de in tabel 5.44c tussen 
haakjes aangegeven waarden 


Tabel 5.44c 


Dieselmotor 

Vermogen 

Stikstofoxiden (NO x ) 

Zwaveldioxide (S0 2 ) (mg per 

Totaal stof (mg per normaal 


(mg per normaal 

normaal kubieke meter) 

kubieke meter) 


kubieke meter) 



5 MWth of minder 

150 

65 

20 


(190) 

(120) 


Meer dan 5 MWth 

150 

65 

10 


(190) 

(120) 



Artikel 5.44d 

1. Een gasmotor voldoet aan de emissiegrenswaarden in tabel 5.44d. 

2. In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie die voor 20 december 2018 in gebruik is 
genomen en wordt gestookt op cokesovengas aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldi¬ 
oxide (S0 2 ) van 130 mg/Nm3. 

3. In afwijking van het eerste lid voldoet een installatie die voor 20 december 2018 in gebruik is 
genomen en wordt gestookt op hoogovengas aan een emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide 
(S0 2 ) van 65 mg/Nm3. 

4. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag op grond van technische of economische 
haalbaarheid bij maatwerkvoorschrift een hogere emissiegrenswaarde vaststellen tot 
maximaal de in tabel 5.44d tussen haakjes aangegeven waarden. 


Tabel 5.44d 


Gasmotor 

Vermogen 

Stikstofoxiden (NO x ) 
(mg per normaal 
kubieke meter) 

Zwaveldioxide (S0 2 ) (mg 
per normaal kubieke meter) 

Totaal stof (mg per normaal 
kubieke meter) 

Minder dan 2,5 MWth 

115 

(190) 

15 


2,5 MWth of meer 

35 

(190) 

15 



ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 december 2017. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 

S.A.M. Dijksma 
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I. ALGEMEEN DEEL 

1. Richtlijn middelgrote stookinstallaties 

1.1 Aanleiding - Schone lucht voor Europa 

In december 2013 publiceerde de Europese Commissie het programma 'Schone lucht voor Europa'. 
Hierin worden maatregelen voorgesteld om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Het programma 
bevatte ondermeer een herziening van de richtlijn inzake nationale emissieplafonds met striktere 
nationale emissieplafonds voor de zes voornaamste verontreinigende stoffen, en het voorstel voor 
een nieuwe richtlijn voor de reductie van verontreiniging afkomstig van middelgrote stookinstallaties. 

Het voorstel voor een richtlijn voor middelgrote stookinstallaties bevatte regels voor de luchtemissies 
van zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof door middelgrote stationaire stookinstallaties (1-50 MW). 
Deze installaties worden gebruikt voor het opwekken van warmte, elektriciteit en kracht, zoals 
verwarmingsketels, motoren en gasturbines, fornuizen en drogers in bedrijven en in gebouwen. 

Met Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de 
beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote 
stookinstallaties (Pb EU 2015, L 313) (hierna te noemen: Richtlijn middelgrote stookinstallaties) zijn de 
regels voor de luchtemissies voor deze installaties vastgesteld. Onderhavig besluit dient ter imple¬ 
mentatie van de Richtlijn middelgrote stookinstallaties. 

Tot op heden was er geen EU-wetgeving voor de emissies van deze stookinstallaties. Voor grotere 
stookinstallaties bestaat deze regelgeving al vanaf 1988. Eerst als Richtlijn grote stookinstallaties en 
vanaf 2010 in de vorm van Richtlijn (EU) 2010/75 (Richtlijn industriële emissies, RIE 1 ). Kleine stookin¬ 
stallaties moeten aan Europese producteisen -waaronder ook eisen ten aanzien van luchtemissies- 
voldoen voordat ze op de markt worden gebracht (Richtlijn 2009/125/EG, Ecodesign 2 ). 

Europees bronbeleid zoals deze richtlijn voor middelgrote stookinstallaties zal op termijn leiden tot 
een gelijk(er) speelveld voor bedrijven, een betere luchtkwaliteit in Europa en daardoor ook minder 
'import' van luchtverontreiniging. Nadeel is wel de gedetailleerde informatie- en registratieplicht door 
zowel bedrijven als overheden, en de hoge meetfrequentie waarmee bedrijven moeten aantonen aan 
de emissie-eisen te voldoen. 


1 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging), Pb L334, 17-12-2010. 

2 Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader 
voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten (PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10). 
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7 .2 Relatie met ander Europees bron beleid 


De Richtlijn middelgrote stookinstallaties regelt de emissies van stationaire (niet-mobiele) stookinstal- 
laties vanaf 1 MW tot 50 MW. Met de totstandkoming hiervan is Europees bronbeleid tot stand 
gebracht voor nagenoeg alle stookinstallaties. Met de RIE zijn de emissies van de stationaire installa¬ 
ties vanaf 50 MW gereguleerd en via Ecodesign wordt een deel van de kleine stookinstallaties onder 1 
MW geregeld. De aansluiting van Ecodesign op de onderhavige richtlijn is echter niet sluitend. Voor 
stookinstallaties tussen ongeveer 0,4 en 1 MW bestaat nog geen Europees bronbeleid. In de overwe¬ 
ging van de onderhavige richtlijn wordt aangegeven dat er dringend verdere maatregelen nodig zijn 
om de resterende lacune in de regelgeving te dichten. 

1.3 Inhoud richtlijn 

De richtlijn bevat regels voor de emissie naar de lucht van zwaveldioxide, stikstofoxiden en stof door 
middelgrote stookinstallaties met vermogens van 1 tot 50 MW. Stookinstallaties zijn bijvoorbeeld 
verwarmingsketels, gasmotoren (warmtekrachtkoppeling), turbines en ovens. 

Er worden emissiegrenswaarden vastgesteld voor bestaande en nieuwe installaties. Voor nieuwe 
installaties gaan deze uiterlijk op 20 december 2018 gelden. Voor bestaande installaties gaan 
emissiegrenswaarden gelden vanaf 2025 of 2030, afhankelijk van het vermogen van de installatie. 

In de richtlijn is een verplichting opgenomen voor de exploitant van een middelgrote stookinstallatie 
om een kennisgeving te doen aan de bevoegde autoriteit over de exploitatie, of het voornemen 
daartoe, van een middelgrote stookinstallatie. De bevoegde autoriteiten dienen een register bij te 
houden van middelgrote stookinstallaties. Het register moet publiekelijk toegankelijk zijn. 

Tenslotte bevat de richtlijn bepalingen voor monitoring, rapportage aan de Europese Commissie en 
toezicht en handhaving. De Europese Commissie onderzoekt voor 2023 of de eisen voor nieuwe 
installaties moeten worden aangepast. 

7.4 Bijlagen 

Bijlage I van de richtlijn bevat de informatie die door de exploitant aan de bevoegde autoriteit moet 
worden verstrekt. De verplichting is opgenomen in hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit milieube¬ 
heer waar de meldingsplicht wordt geregeld van de inrichtingen type B en C. 

Bijlage II van de richtlijn bevat de emissiegrenswaarden als bedoeld in artikel 6. Deze zijn voor zover 
nodig geïmplementeerd in de paragrafen 3.2.1 en 5.1.5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

In bijlage III worden de emissiemonitoring en de beoordeling van de naleving nader ingevuld. Deze 
verplichtingen zijn voor zover nodig geïmplementeerd in de Activiteitenregeling. 

2. Wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer 

Een groot deel van de stookinstallaties waarop de Richtlijn middelgrote stookinstallaties betrekking 
heeft, wordt sinds 2013 gereguleerd met behulp van het Activiteitenbesluit milieubeheer en daarvoor 
met het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (sinds 2010), het Besluit 
emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (sinds 1987) en B (sinds 1990). Het gaat daarbij vooral 
om ketels, motoren en gasturbines die worden gestookt op standaard brandstoffen. De scope van 
onderhavige richtlijn is breder, omdat deze ook betrekking heeft op vergunningplichtige brandstoffen 
en andere typen stookinstallaties, zoals fornuizen, ovens en drogers. 

De richtlijn geeft de keuzevrijheid om te implementeren door middel van vergunningen of door middel 
van algemene regels. Vanuit het oogpunt van administratieve lastendruk en eenvoud van regelgeving 
is de richtlijn geïmplementeerd via de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer, door 
middel van wijziging van de paragrafen 3.2.1 en 5.1.5. 

2 .7 Uitgangspunten 

Nederland is een dichtbevolkt land met veel verkeer, industrie, mensen en dieren op een kleine 
oppervlakte. Dat zet de luchtkwaliteit onder druk. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan 
de nationale emissieplafonds (National Emission Ceilings, NEC) heeft Nederland scherpe emissie- 
eisen voor onder andere stookinstallaties 3 . 

Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems 4 ) dat in 2013 is opgenomen in het 


3 Zie ook het rapport Schieten, om te kunnen scoren. Verslag van de werkgroep NEC en industrie. Infomil 2006. 

4 Stb. 2009 nr. 547. 
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Activiteitenbesluit milieubeheer, maakte onderdeel uit van de maatregelen die destijds genomen 
moesten worden om te voldoen aan de nationale emissieplafonds voor met name NO x in 2020. Op dit 
moment wordt onderhandeld over nieuwe, aangescherpte NEC-plafonds 5 voor 2030. 

In de Nederlandse wetgeving ligt in art 2.14 (eerste lid, onderdeel c, onder 1) van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht het principe verankerd dat de beste beschikbare technieken (BBT) dienen 
te worden toegepast. Dat leidende principe is toegepast toen in 2010 het Bems in werking trad op 
basis van technisch beleidsonderzoek 6 en in afstemming met stakeholders. Voor enkele typen 
stookinstallaties bestond nog geen zekerheid dat de in Bems opgenomen emissiegrenswaarden 
inderdaad als BBT gezien moesten worden of dat zij wellicht aangescherpt zouden moeten worden. 
Dat er inderdaad sprake was van BBT, is later bevestigd in de in 2012 en begin 2013 uitgevoerde 
evaluatie van het Bems 7 . 

Nederland heeft gezien bovenstaande qua emissie-eisen een hoger ambitieniveau dan de richtlijn. Dat 
geldt met name voor de emissiegrenswaarden voor NO x en in mindere mate voor stof. 

De reeds bestaande emissiegrenswaarden in het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn daarom 
gehandhaafd. Het versoepelen van deze emissiegrenswaarden zou niet alleen het verbeteren van de 
luchtkwaliteit in de weg staan, maar zou strijdigheid met het principe van BBT opleveren. Daarnaast 
zou het geen recht doen aan de bedrijven die reeds hebben geïnvesteerd op het Nederlandse niveau. 

Voor de nieuw te implementeren onderdelen is gestreefd naar beleidsneutraliteit. Deze stookinstalla¬ 
ties vielen tot op heden onder vergunningplicht of onder maatwerkbepalingen. 

Daarom is voor bestaande installaties maatwerk mogelijk gemaakt, veelal tot aan de grens die de 
richtlijn stelt, tenzij deze grens niet als BBT kan worden gekwalificeerd. 

Voor nieuwe installaties die vanaf 2018 in gebruik worden genomen is in beginsel ook maatwerk 
mogelijk, maar dit kan alleen toegepast worden in uitzonderlijke gevallen. Met de beste beschikbare 
technieken kan onder normale condities in normale situaties immers aan de gestelde emissie-eisen 
worden voldaan. 

2.1.1 Stookinstallaties op standaard brandstoffen 

Standaard brandstoffen zijn de brandstoffen die in bijlage 1, onderdeel C, categorie 1.4, van het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn vermeld. Veruit de belangrijkste brandstof in Nederland is aardgas. 
Voor middelgrote ketels, motoren en gasturbines die deze brandstoffen stoken, geldt geen vergun¬ 
ningplicht. Deze vielen sinds 2013 reeds onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor deze 
categorie verandert er daarom (vrijwel) niets. Dit is ongeveer 90% van de installaties die onder het 
regiem van de Richtlijn middelgrote stookinstallaties vallen. 

Voor de overige middelgrote stookinstallaties zoals fornuizen, drogers en ovens, gestookt op 
standaard brandstoffen, golden al wel de eisen voor keuring en onderhoud van Activiteitenbesluit 
milieubeheer, maar werden nog geen emissiegrenswaarden gesteld. Aangezien deze installaties 
technisch niet veel afwijken van ketels en er veel informatie beschikbaar is 8 , zijn voor deze categorie 
van installaties emissiegrenswaarden opgenomen, die naar verwachting door de meeste installaties 
met beste beschikbare technieken kunnen worden gehaald. Voor de bestaande installaties zijn 
grenswaarden opgenomen die grosso modo corresponderen met de eisen die destijds golden voor de 
installaties op basis van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (Bees-A) of eisen 
die zijn opgenomen in omgevingsvergunningen. Omdat er geen volledig beeld beschikbaar is, is op 
veel plaatsen de mogelijkheid gecreëerd voor het bevoegd gezag om binnen de grenzen van de 
richtlijn maatwerk toe te passen teneinde de implementatie beleidsneutraal te kunnen laten plaatsvin¬ 
den. 

2.1.2 Stookinstallaties op niet-standaard brandstoffen 

Niet-standaard brandstoffen zijn brandstoffen waarvoor op basis van het Bor vergunningplicht geldt. 
Het gaat in de meeste gevallen om bedrijven in de petrochemische industrie en de ijzer- en staalindus¬ 
trie. In deze industrietakken komen in de processen vloeistoffen, maar vooral ook gassen vrij die als 


5 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the reduction of national emissions of 
certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC; COM/2013/0920 final - 2013/0443 (COD) */ 

6 ECN-E-08-020 April 2008, Onderbouwing actualisatie BEES B. Kosten en effecten van de voorgenomen wijziging van het besluit 
emissie-eisen stookinstallaties B. 

Het Bems is in 2012 en 2013 geëvalueerd. De evaluatie is bij brief van 6 juni 2013 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu aangeboden aan de Tweede Kamer. TK 2012-2013, 29 383, nr 211. 

7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 29 383, nr. 211. 

8 Bijvoorbeeld uit de evaluatie van het Bems (Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer), TK 2012-2013, 

29 383, nr 211. 
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brandstof worden ingezet, zoals hoogoven- en cokesovengas en raffinaderijgas. De bedrijven waar het 
hier om gaat zijn overwegend bedrijven met IPPC-installaties 9 , die vanuit de RIE verplicht zijn een 
vergunning te hebben 10 . Ook beschikken deze bedrijven vaak over grote stookinstallaties. 

Voor de bestaande installaties zijn grenswaarden opgenomen die overeenkomen met het toepassen 
van BBT. Wel is, waar de richtlijn dat toeliet, de mogelijkheid gecreëerd voor het bevoegd gezag om 
maatwerk toe te passen. 

2.2 Inpassing in het Activiteitenbesluit milieubeheer 
Standaard brandstoffen 

Per 2013 is het Bems opgenomen in paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer 11 . 
Paragraaf 3.2.1 regelt integraal de eisen waaraan een stookinstallatie tot 50 MW die standaard 
brandstoffen stookt, moet voldoen; dus niet alleen de luchtemissies, maar ook de aspecten water, 
bodem, veiligheid en energetisch rendement. Voor een dergelijke stookinstallatie is dus geen 
vergunning nodig. 

Deze benadering is met name geschikt voor MKB-bedrijven die niet vergunningplichtig zijn. De 
categorie stookinstallaties anders dan ketels, motoren en gasturbines worden daarom in de paragraaf 
ingebouwd voorzover ze worden gestookt met standaard brandstoffen. Het gaat immers veelal om 
kleinere bedrijven die bijvoorbeeld een droger, een oven of een fornuis hebben. 

Bedrijven die wel vergunningplichtig zijn, moeten met betrekking tot de middelgrote stookinstallaties 
ook voldoen aan de algemene regels van paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Niet-standaard brandstoffen 

Voor bedrijven die hun stookinstallaties stoken op niet-standaard brandstoffen ligt de situatie anders. 
Zij waren reeds vergunningplichtig op grond van het feit dat zij deze brandstoffen verstoken of 
beschikten over een IPPC-installatie danwel omdat zij uit andere hoofde een zogenoemde inrichting 
type C 12 waren. In deze vergunningen zijn integraal alle milieuaspecten geregeld. 

Omdat niet-standaard brandstoffen dus worden gestookt in vergunningplichtige bedrijven is besloten 
de luchtemissies ervan te regelen in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit 
hoofdstuk is gereserveerd voor vergunningplichtige bedrijven. Aan het hoofdstuk is een nieuwe 
paragraaf 5.1.5 toegevoegd. De bepalingen inzake glycolfornuizen die in de oude paragraaf 5.1.5 
waren opgenomen zijn vervallen, aangezien de glycolfornuizen via de onderhavige implementatie 
onder paragraaf 3.2.1 danwel onder paragraaf 5.1.5 komen te vallen afhankelijk van het soort gas dat 
wordt gebruikt. 

Biomassa is op zich een standaard brandstof. Vanwege de veiligheidsaspecten van de opslag van 
biomassa geldt voor biomassa-installaties vanaf 15MW vergunningsplicht en volgt het daarmee het 
regiem van de niet-standaard brandstoffen. 


In onderstaande tabel is de systematiek opgenomen. 


brandstof 

installatie 


Standaard stookinstallatie (ketel, motor, 
gasturbine) 

Niet-standaard stookinstallatie (fornuis, 
oven, droger,...) 

Standaard 

§ 3.2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer 
bestaat reeds vanaf 1-1-2013 (daarvoor 
Bems). 

Nagenoeg ongewijzigd. 

Regelt alle milieu-aspecten voor stookin¬ 
stallaties. 

(Op grond van de stookinstallatie) geldt 
geen vergunningplicht. 

Toegevoegd aan § 3.2.1 Activiteitenbe¬ 
sluit milieubeheer 

Eisen werden voorheen gesteld in 
vergunningen of als maatwerkvoor- 
schrift. 

Zoveel mogelijk beleidsneutrale 
omzetting d.m.v. maatwerkvoorschriften. 
Overgangsrecht voor bestaande installa¬ 
ties. 

(Op grond van de stookinstallatie) geldt 
geen vergunningplicht. 


9 IPPC-installatie: installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334). 

10 Dit is in de nationale wetgeving uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). 

11 Stb. 2012 nr. 558. 

12 Inrichtingen type C in het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn inrichtingen die vergunningplichtig zijn op basis van de aard van de 
werkzaamheden en de milieu-effecten daarvan. 
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brandstof 

installatie 


Standaard stookinstallatie (ketel, motor, 
gasturbine) 

Niet-standaard stookinstallatie (fornuis, 
oven, droger,...) 

niet-standaard brandstof en 
biomassa >15MW 

Nieuwe § 5.1.5 in Hfd 5 Activiteitenbesluit milieubeheer. 

§ 5.1.5 regelt alleen luchtemissies. 

Bedrijven zijn vergunningplichtig. 

Veel maatwerk mogelijk vanwege diversiteit brandstoffen. 


2.3 Meldings- en vergunningplicht 

De Richtlijn middelgrote stookinstallaties verlangt, dat stookinstallaties worden geregistreerd of 
worden voorzien van een vergunning (artikel 5, eerste lid). Via de meldingsplicht van artikel 1.21c 
Activiteitenbesluit milieubeheer en de vergunningsplicht voor inrichtingen type C kan worden voldaan 
aan de genoemde eis. 

In Nederland geldt een meldingsplicht voor de zogenoemde inrichtingen type B en een vergunning¬ 
plicht voor categorie inrichtingen type C. Voor inrichtingen type A geldt noch meldingsplicht noch 
vergunningplicht. Onder inrichtingen type A vielen tot deze wijziging de stookinstallaties voor de 
verwarming van gebouwen of de verwarming van tapwater, zonder dat daarbij een grens werd gesteld 
aan het vermogen van de stookinstallatie (artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer). Om te voldoen 
aan de richtlijn is nu de capaciteitsgrens van 1 MW toegevoegd, zodat gebouwen met een stookinstal¬ 
latie vanaf 1 MW nu inrichtingen type B zijn en ook onder de meldingsplicht vallen. Het gaat hierbij 
naar schatting om circa 1.350 installaties bij 750 bedrijven die van type A in type B veranderen. Dit zal 
leiden tot ongeveer 70 meldingen per jaar 13 die meldingsplichtig worden doordat een stookinstallatie 
met een vermogen van 1 MW of meer vervangen wordt. Als er in de periode tot 2024 of 2029 geen 
vervanging plaats zou vinden, zorgt het systeem van keuringen ervoor, dat de betreffende installaties 
(ruim) voor 2024 of 2029 alsnog zullen zijn opgenomen in het register. 

Door aan te haken bij de reeds bestaande meldingsplicht (AIM 14 ) en de vergunningplicht (OLO 15 ) 
worden de administratieve lasten voor bedrijven en overheden zo laag mogelijk gehouden. 

Per 20 december 2018 moet elke nieuwe middelgrote stookinstallatie zijn opgenomen in een omge- 
vingsvergunning of zijn geregistreerd (artikel 5, eerste lid). Voor bestaande stookinstallaties van 5 MW 
of minder geldt een termijn tot 1 januari 2029, voor bestaande stookinstallaties groter dan 5 MW geldt 
een termijn tot 1 januari 2024 (artikel 5, tweede lid). 

Voor IPPC-installaties heeft de registratieplicht geen gevolgen, omdat deze op basis van artikel 5, 
zevende lid, van de richtlijn worden geacht aan deze verplichting te voldoen. 

2.4 Register 

Hierna worden artikel 5, het tweede en het vijfde lid, van de richtlijn in samenhang besproken. 

Het tweede lid regelt het overgangsrecht met betrekking tot de registratieverplichting. Bestaande 
stookinstallaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 5 MW moeten met ingang van 
1 januari 2024 zijn geregistreerd of zijn voorzien van een vergunning. Voor bestaande middelgrote 
stookinstallaties met een nominaal thermisch vermogen van 5 MW of minder is dat 1 januari 2029. 

Het vijfde lid verlangt dat de bevoegde autoriteiten een register bijhouden met informatie over elke 
middelgrote stookinstallatie, met inbegrip van de in bijlage I van de richtlijn genoemde informatie (zie 
hiervoor) en de informatie die is verkregen over veranderingen aan de stookinstallatie die de 
toepasselijke emissiegrenswaarden zou beïnvloeden (artikel 9 richtlijn). Deze verplichting uit de 
richtlijn is geïmplementeerd in de Activiteitenregeling (art 3.7m). 

De meldings- en vergunningsplicht zoals besproken in de vorige paragraaf staat op zich los van de 
verplichting om een register te houden. Voor het opzetten van een dergelijk register is het daarom niet 
noodzakelijk om gebruik te maken van het melden via AIM of het aanvragen van een vergunning via 
OLO. Hoewel het op het eerste gezicht logisch lijkt om wel hierbij aan te haken, zouden deze systemen 
uitgebreid moeten worden met een databasefunctionaliteit. Bovendien zou de nieuwe database 
moeten worden gevuld met de gegevens van alle bestaande middelgrote stookinstallaties. Hiermee 
zouden aanzienlijke lasten voor bedrijfsleven en overheid zijn gemoeid. 

Daarom is gekozen voor een eenvoudiger en -zowel voor de overheden als het bedrijfsleven- veel 
lastenluwere oplossing, namelijk het gebruik van het zogenoemde SCIOS-afmeldsysteem. 


13 Uitgaande van een vervanging van eenmaal per 20 jaar. 

14 Het melden vindt digitaal plaats via de Activiteitenbesluit milieubeheer Internet Module (AIM) 

15 Het aanvragen van een vergunning vindt plaats via het Omgevingsloket Online (OLO) 


16 
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Nederland kent al decennia lang een keuringsverplichting voor stookinstallaties ten behoeve van het 
veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid van de stookinstallatie. Deze keuringen 
vinden plaats aan de hand van een certificatieschema, waarvan de Stichting SCIOS de beheerder is. 

De gecertificeerde bedrijven die de keuring uitvoeren, voerden en voeren de keuringsgegevens in een 
afmeldsysteem in, dat wordt beheerd door SCIOS. 

De informatie is beschikbaar voor toezichthouders (lokaal, regionaal en provinciaal). Het afmeldsys¬ 
teem is met 12.000 middelgrote stookinstallaties nu reeds nagenoeg dekkend voor wat betreft de 
installaties de onder de richtlijn vallen. 

Dit systeem dient onder meer om het bevoegd gezag te ondersteunen bij de handhaving van de 
keuringsplicht. Het gevolg is dat van veruit de meeste middelgrote stookinstallaties de gegevens reeds 
zijn ingevoerd in het systeem en dat daardoor het systeem een goede basis vormde om invulling te 
geven aan de registerverplichting uit de richtlijn. 

Een deel van het afmeldsysteem -namelijk het deel dat betrekking heeft op middelgrote 
stookinstallaties- is in opdracht van het ministerie van l&M aangepast aan de eisen die de richtlijn 
stelt. Dit deel fungeert daardoor als register voor zover het gaat om de gegevens die de richtlijn 
verlangt. 

De inhoud van het register moet voldoen aan het gestelde in de artikelen 5, vijfde lid, en artikel 9 
waarin is aangegeven dat het register de informatie moet bevatten van bijlage I bij de richtlijn en de 
veranderingen die de toepasselijke emissiegrenswaarden zouden beïnvloeden. 

Om de totstandkoming van het register zo lastenluw mogelijk te laten plaatsvinden, worden voor de 
bestaande installaties de extra gegevens die de richtlijn eist en die nog niet in het systeem aanwezig 
zijn, de komende jaren reeds bij de reguliere afmeldingen van uitgevoerde keuringen meegenomen. 
Op deze wijze bevat het register (ruim) voor 2024 of 2029 alle verplichte gegevens zonder noemens¬ 
waardige inspanningen van de bedrijven en de overheid. Het gaat hierbij om een beperkt aantal 
gegevens (vermogen, type stookinstallatie, type brandstof, begindatum stookinstallatie, SBI/NACE 16 
-code, het verwachte aantal bedrijfsuren en de gemiddelde belasting). Indien het bedrijf gebruik wenst 
te maken van de zogenoemde 500-uursregeling (artikel 3.7, tweede lid, onderdeel b. Activiteitenbesluit 
milieubeheer) moet ook een door de gebruiker ondertekende verklaring in het register worden 
opgenomen dat deze de installatie niet meer dan 500 uur zal exploiteren. Dit verloopt via het uploaden 
van een scan van het document. Tenslotte dienen eventuele wijzigingen van de stookinstallatie die 
gevolgen hebben voor de toepasselijke emissiegrenswaarde, zoals een verandering van de brandstof, 
door de keuringsinstantie worden ingevoerd. Het bevoegd gezag heeft toegang tot het register en kan 
desgewenst wijzigingen invoeren. 

Het afmeldsysteem bevatte tot op heden geen feitelijke emissieconcentraties. Van de gelegenheid om 
het systeem aan te passen is gebruik gemaakt om ook de feitelijke emissieconcentraties op te nemen, 
ten behoeve van de handhaving door het bevoegd gezag en de rapportage aan de Europese Commis¬ 
sie. Het register is daarom zo vormgegeven dat alleen het bevoegd gezag en de rijksoverheid kennis 
kunnen nemen van de gemeten emissieconcentraties. Deze gegevens zijn nu reeds opvraagbaar voor 
het bevoegd gezag bij het betreffende bedrijf. 

Uit het onderzoek van Sira naar de financiële effecten van de MCPD blijkt dat omgevingsdiensten de 
gegevens over de gemeten emissieconcentraties kunnen gebruiken om meer toezicht op afstand te 
houden. Dit leidt tot kortere of mogelijk zelfs minder inspectiebezoeken hetgeen zowel voor bedrijven 
als overheden een verlaging van de lasten betekent. 

Voor nieuwe installaties verloopt de opname in het register op dezelfde wijze. Daarnaast melden 
nieuwe installaties zich via de AIM. 

Voor IPPC-installaties heeft de registerplicht geen gevolgen, omdat deze op basis van artikel 5, 
zevende lid, van de richtlijn worden geacht aan deze verplichting te voldoen. 

Register, openbaarheid 

Volgens artikel 5, vijfde lid, van de richtlijn dient de informatie uit het register ter beschikking gesteld 
te worden aan het publiek, ook via internet. Hieraan is invulling gegeven door op de website van 
Infomil het publiek toegang te verschaffen tot het register met betrekking tot de gegevens, die de 
richtlijn verlangt via een zoekfunctie op basis van postcode. De actieve toegang tot de feitelijke 


16 NACE staat voor "Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté Européenne". De Nederlandse SBI 
(Standaard bedrijfsindeling) kent meerdere niveaus die aangegeven worden door vier of vijf cijfers. De eerste vier cijfers van de 
SBI-code zijn, op een enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE. 
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emissieconcentraties blijft beperkt tot het bevoegd gezag en de rijksoverheid ten behoeve van 
handhaving respectievelijk de verslaglegging aan de Europese Commissie ingevolge artikel 11 van de 
richtlijn. 

2.5 Monitoringsverplichtingen 

De monitoringsverplichtingen zijn opgenomen in artikel 8, eerste lid, en bijlage III van de richtlijn. 
Middelgrote stookinstallaties worden voor het overgrote deel gemeten met periodieke metingen. In 
Nederland wordt een frequentie van metingen voorgeschreven die lager is dan hetgeen de richtlijn 
eist. De regelgeving is hierop aangepast. Dit resulteert in een lastenverzwaring. 

Er behoeven alleen metingen te worden verricht voor de stoffen waarvoor emissiegrenswaarden zijn 
gesteld en voor koolmonoxide (CO; bijlage III, Deel 1, onder 3). Bij de verplichte keuring van middel¬ 
grote stookinstallaties wordt een goede verbranding ingeregeld op basis van de gemeten 
CO-concentratie. Deze meting kan worden gebruikt om invulling te geven aan de CO-meetverplichting, 
zodat dit geen extra lastenverzwaring oplevert. 

Voor installaties die minder dan 500 uur per jaar draaien kende het Activiteitenbesluit milieubeheer al 
een vrijstelling van de emissiegrenswaarde. De richtlijn geeft deze mogelijkheid ook, zodat deze wordt 
gecontinueerd. Van de mogelijkheid die de richtlijn biedt om de 500 uur betrekking te laten hebben op 
een voortschrijdend gemiddelde over een periode van vijf jaar is geen gebruik gemaakt. Een dergelijke 
bepaling is slecht handhaafbaar omdat in bepaalde gevallen eerst na vijf jaar kan worden vastgesteld 
of een bedrijf terecht is vrijgesteld van de emissiegrenswaarde. 

3. Overgangsrecht 

De Richtlijn middelgrote stookinstallaties kent overgangsrecht voor bestaande installaties. Volgens de 
definitie in de richtlijn is een bestaande stookinstallatie een stookinstallatie die vóór 20 december 2018 
in bedrijf is gesteld. In geval van vergunningplicht geldt additioneel dat de vergunning vóór 19 decem¬ 
ber 2017 is verleend. Een nieuwe stookinstallatie is gedefinieerd als een andere stookinstallatie dan 
een bestaande stookinstallatie. 

Artikel 6, tweede lid, van de richtlijn bevat overgangsrecht voor bestaande stookinstallaties van 5 MW 
of minder tot 1 januari 2030 en voor bestaande stookinstallaties groter dan 5 MW tot 1 januari 2025. 
Deze datums zijn vanuit het oogpunt van eenvoud geïmplementeerd door in de betreffende bepalin¬ 
gen van het Activiteitenbesluit milieubeheer de reeds gangbare formulering te gebruiken waarbij 
wordt aangehaakt bij de datum van ingebruikname. 

3 .7 Strengere vergunningvoorschriften blijven gelden 

Voor het grootste deel van de stookinstallaties die onder het bereik van de richtlijn vallen kent 
Nederland al vanaf de jaren '80 en '90 algemene regels. Gezien de situatie van Nederland met relatief 
veel bedrijvigheid, verkeer, land- en tuinbouw en industrie op een klein oppervlakte, was de luchtkwa¬ 
liteit lange tijd onvoldoende. Dat gold vooral voor zwaveldioxide (S0 2 ) en NO x . Daarom is in de laatste 
decennia beleid ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan de emissieplafonds 17 die 
voor de Europese lidstaten golden. Vanwege de bijdrage die middelgrote stookinstallaties leverden 
aan de luchtverontreiniging zijn ambitieuze emissiegrenswaarden gesteld voor deze installaties die -in 
ieder geval voor NOx- de strengste in Europa waren. 

Momenteel voldoet Nederland aan de Europese luchtkwaliteitseisen en de emissieplafonds van de 
NEC-richtlijn. Om ook in de toekomst te voldoen en om de luchtkwaliteit verder te verbeteren benut 
Nederland niet de mogelijkheid die de richtlijn biedt om soepeler emissiegrenswaarden -met name 
voor NO x en in mindere mate voor stof- voor te schrijven. Daarmee zou niet alleen de luchtkwaliteit in 
gevaar gebracht worden, maar het zou ook geen recht doen aan de vele ondernemers die reeds 
hebben geïnvesteerd in stookinstallaties die aan de nationale eisen voldoen. Naar schatting voldoet 
50% van de warmwater- en stoomketels in 2016 al aan de nationale scherpere emissie-eis voor NO x . 
Deze eis geldt immers al vanaf 1998. 

Ontstaat er nu een nationale kop? Formeel wel; in onderzoeken naar nationale koppen in Nederland 18 
wordt dit een ex-ante kop genoemd, dat wil zeggen dat nationaal beleid is 'ingehaald' door soepeler 
Europees beleid. Er kan echter ook worden geredeneerd dat er geen sprake is van een nationale kop. 
De strengere grenswaarden voor de middelgrote stookinstallaties zijn immers nodig om een door 
'Europa' vastgesteld nationaal emissieplafond te halen. Dit Europese doel vereiste nationale midde- 


17 NEC-plafonds: National Emission Ceilings voor onder andere NO x , S0 2 en stof 

18 Zie ECORYS, OpdenKamp Adviesgroep en Europa Instituut Universiteit van Leiden: 'Nationale Koppen op EG-regelgeving', de 
parlementaire behandeling: Kamerstukken 2005/2006, 29 515, nr. 143 en 151, en de kabinetsreactie hierop, 2-11-2007, kenmerk 
Ol/O 01/0/7130085 
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len 19 . Voorts belet de richtlijn overeenkomstig artikel 193 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) de lidstaten niet om verdergaande beschermingsmaatregelen te handha¬ 
ven, teneinde aan de gestelde grenswaarden voor de luchtkwaliteit te kunnen voldoen. 

3.2 Overgangsrecht voor bestaande middelgrote stookinstallaties 

Er is vanuit het oogpunt van leesbaarheid voor gekozen om geen definitie op te nemen van het begrip 
'bestaande middelgrote stookinstallatie', maar om per artikel waarvoor dit relevant is uit te schrijven 
dat het in dat geval gaat om een stookinstallatie die in gebruik is genomen voor 20 december 2018. 
Voor bestaande middelgrote stookinstallaties geldt dat deze per 1 januari 2030 moeten voldoen aan de 
eventuele nieuwe emissiegrenswaarden indien het nominaal thermisch ingangsvermogen 1 MW of 
meer en 5 MW of minder bedraagt. Voor bestaande middelgrote stookinstallaties met een vermogen 
groter dan 5 MW geldt dat zij per 1 januari 2025 moeten voldoen. 

3.3 Overgangstermijn tot 2017 en 2019 vanuit Bems 

Met het overgangsrecht van de richtlijn, zoals beschreven in de vorige paragraaf, moet niet worden 
verward het overgangsrecht dat stamde uit het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties 
(Bems) uit 2010 en nu volgt uit het Activiteitenbesluit milieubeheer hoofdstuk 3.2.1. Vanuit dit besluit 
gold reeds tot 1 januari 2017 het overgangsrecht voor middelgrote stookinstallaties die voor 1 april 
2010 zijn geplaatst of in gebruik zijn genomen. Voor middelgrote stookinstallaties die zich binnen de 
Nederlandse exclusieve economische zone bevinden geldt nog een overgangstermijn tot 1 januari 
2019. Deze datum geldt ook als overgangstermijn voor middelgrote stookinstallaties die deel uitmaken 
van een inrichting waarin kooldioxide (C0 2 ), afkomstig van een andere inrichting, wordt ingezet ten 
behoeve van de bemesting van gewassen teneinde het gebruik van brandstof te verminderen. Deze 
overgangstermijn past binnen de richtlijn. 

4. Effecten 

4.1 Milieu-effecten 

De richtlijn draagt bij aan de luchtkwaliteit in Europa. Luchtverontreiniging is grensoverschrijdend en 
de luchtkwaliteit in Nederland wordt voor een belangrijk deel bepaald door verontreiniging die uit het 
buitenland afkomstig is. Het is daarom van belang dat alle EU-lidstaten maatregelen nemen om de 
emissies te beperken. In Nederland zijn de emissies van deze stookinstallaties reeds goed geregeld via 
nationale wetgeving. Het is dan ook wenselijk dat de huidige Nederlandse wetgeving in stand kan 
blijven. De richtlijn biedt hiervoor ruimte. 

De implementatie wordt zoveel mogelijk beleidsneutraal uitgevoerd. Dat betekent dat er voor de 
emissies naar lucht nagenoeg niets zal veranderen. De implementatie bevat een zeer beperkte 
aanscherping van een enkele zwavel- en stofeis, omdat de richtlijn dit verplicht. Voor het verstoken 
van vergistingsgas bevat bijlage II van de richtlijn een aanscherping van de S0 2 -eis. De emissiegrens¬ 
waarden zijn haalbaar als er in het vergistingsproces gebruik wordt gemaakt van biologische 
ontzwaveling. 

De kans dat de zwaveleisen voor de industrie problemen zullen opleveren is klein. Bij navraag hierover 
bij de industrie tijdens de onderhandelingen over de richtlijn en later bij de implementatie is hiervan 
niet gebleken. 

Gezien het geringe aantal installaties en de geringe aanscherping is hiervan geen of slechts een zeer 
gering milieu-effect te verwachten. 

4.2 Nalevingskosten, administratieve en bestuurlijke lasten 

Sira Consulting heeft onderzoek uitgevoerd naar de financiële effecten van de Richtlijn middelgrote 
stookinstallaties. In haar rapport 20 stelt zij vast dat de implementatie van de richtlijn in het Activiteiten¬ 
besluit milieubeheer gevolgen heeft voor 6.600 bedrijven die stookinstallaties in exploitatie hebben. 
Het betreft bedrijven in zeer uiteenlopende branches, waaronder kantoorfuncties, ziekenhuizen, 
onderwijsinstellingen, tuinbouw en industrie. De aanpassing van de regelgeving heeft ook gevolgen 
voor bedrijven die emissiemetingen bij stookinstallaties verrichten. Het betreft circa 30 installatiebe¬ 
drijven die gecertificeerd zijn conform Scios scope 6 en circa 20 geaccrediteerde laboratoria. 


19 Uit: NtEr juli 2012 I nr. 6, Mr. dr. J. Stoop - Nationale koppen op EU-regelgeving; een relevante discussie?: 

'Bovendien kan het verwijderen van nationale koppen niet leiden tot een noemenswaardige lastenverlichting omdat veel 
nationale regelgeving geen nationale kop is. Zo is geen sprake van een nationale kop wanneer de EU doelen stelt en de lidstaten 
zelf moeten bepalen hoe die doelen gehaald moeten worden, terwijl dit lokaal en dus ook tussen lidstaten wel tot heel verschil¬ 
lende verplichtingen voor burgers en bedrijven kan leiden.' 

20 Sira Consulting, 12 april 2016, Financiële effecten van de MCPD. De financiële effecten van de Medium Combustion Plant Directive 
(MCPD) voor bedrijven en overheden. 
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De regeldruk neemt als gevolg van de implementatie van de richtlijn geleidelijk toe, tot een maximum 
van circa € 3,1 miljoen per jaar in 2030. 

De implementatie van de richtlijn leidt tevens tot een toename van de administratieve lasten. Er zijn 
echter geen gevolgen voor de jaarlijkse nalevingskosten. De onderstaande figuur geeft een overzicht 
van de gevolgen van de implementatie voor de regeldruk. De belangrijkste verandering betreft de 
monitoringsverplichting die ertoe leidt dat exploitanten meer emissiemetingen moeten laten 
verrichten. Door de combinatie van het overgangsrecht en het vernieuwen van stookinstallaties 
nemen de kosten van deze emissiemetingen toe van € 166.000 in 2018 tot € 3,1 miljoen in 2030. Na 
2030 zijn de meerkosten stabiel. 


Figuur 1. Ontwikkeling van de regeldruk in de tijd in miljoen €. 
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De bestuurlijke lasten nemen als gevolg van de implementatie beperkt toe met circa 
€ 22.900 per jaar. 

De onderstaande figuur toont het effect van de aangepaste wetgeving op de bestuurlijke lasten. Er zijn 
geen andere financiële effecten. De betere informatiepositie leidt ertoe dat toezicht minder tijd in 
beslag neemt. De toename van het aantal metingen leidt ertoe dat meer meet-rapporten worden 
beoordeeld, waardoor de bestuurlijke lasten vanaf 2025 per saldo toenemen met circa € 22.900 per 
jaar. 


Figuur 2. Ontwikkeling van de bestuurlijke lasten in duizenden €. 
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De eenmalige regeldruk door kennisname bedraagt circa € 162.000. 

De frequentie waarmee emissiemetingen worden verricht, verandert als gevolg van de implementatie. 
Exploitanten van stookinstallaties moeten na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving nagaan 
vanaf welk jaar en hoe vaak hun stookinstallaties moeten worden gekeurd. Er zijn geen andere 
eenmalige effecten te verwachten. 

De eenmalige bestuurlijke lasten door kennisname bedragen circa € 170.000. 

Vergunningverleners en toezichthouders moeten kennis nemen van de nieuwe emissiegrenswaarden 
en de aanpassingen in de verplichtingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er worden geen 
andere eenmalige effecten verwacht. 

Optimaal gebruik van bestaande systemen leidt tot lastenluwe implementatie. 

1. Voor de kennisgevingsverplichting is aangesloten op de Activiteitenbesluit milieubeheer Internet 
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Module (AIM) en de vergunningaanvraag via het Omgevingsloket Online (OLO). De kennisgeving 
is nieuw voor bedrijven die nu niet meldings- of vergunningplichtig zijn. 

2. Voor de registerverplichting wordt aangesloten op het SCIOS-afmeldsysteem. Hieraan zijn voor de 
bedrijven geen extra kosten verbonden. Wel wordt de informatie die wordt vastgelegd in het 
register iets uitgebreid met onder andere de resultaten van emissiemetingen. Dit laatste wordt niet 
vereist door de richtlijn. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit geen financiële effecten heeft voor 
bedrijven. 

3. Voor de emissiemeting wordt gebruik gemaakt van de SCIOS-meting. Deze is gelijkwaardig 
bevonden aan de eisen uit de richtlijn, maar is goedkoper dan een meting door een geaccredi¬ 
teerde instantie. De meetfrequenties worden gelijkgesteld aan de frequenties zoals gesteld in de 
richtlijn. Er zijn geen verdere mogelijkheden om de toename van de kosten van emissiemetingen 
te beperken. 

De kosten worden vrijwel uitsluitend veroorzaakt door de frequentere meetverplichtingen en bedragen 
globaal € 260 per stookinstallatie per jaar. Het aantal stookinstallaties per bedrijf is afhankelijk van de 
aard en omvang het bedrijf. 

Er zijn geen wezenlijke gevolgen voor de overheidsfinanciën. 

De richtlijn heeft geen effect op administratieve lasten voor burgers. 

4.3 Handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid 

De wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt met inachtneming van het overgangsrecht 
zoals na de wijziging beschreven in paragraaf 3.2.1 direct voor de betrokken bedrijven. De verantwoor¬ 
delijkheid voor het nakomen van de voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer berust 
primair bij degene die de inrichting drijft. Het bevoegd gezag (gemeente, provincie) zal in het kader 
van het toezicht op de naleving van het Activiteitenbesluit milieubeheer nagaan of de installatie aan 
de voorgeschreven emissiegrenswaarden voldoet. Aangezien het Activiteitenbesluit milieubeheer 
onder meer is gebaseerd op de Wet milieubeheer, gelden voor de bestuurlijke handhaving van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer de voorschriften van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer en in het 
verlengde daarvan de relevante artikelen van hoofdstuk 5 van de Wabo en de uitwerking daarvan in 
het BOR (hoofdstuk 7) en de Regeling omgevingsrecht (hoofdstuk 10). Het bevoegd gezag voor het 
toezicht en de handhaving is hetzelfde als dat voor de vergunningverlening of het orgaan waaraan de 
melding bij ingebruikname moet worden gedaan dan wel een wijziging van een middelgrote 
stookinstallatie moet worden gemeld. Naast bestuursrechtelijke handhaving is strafrechtelijke 
handhaving mogelijk op grond van de Wet op de economische delicten. In artikel la, onder 1°, van die 
wet is bepaald dat overtreding van het bepaalde bij of krachtens artikel 8.40, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer een strafbaar feit oplevert. Dit betekent dat in geval van opzet sprake kan zijn van een 
misdrijf met een maximum gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, taakstraf of geldboete van de 
vijfde categorie. 

Bij de implementatie van de richtlijn is een toets op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebe¬ 
stendigheid (HUF-toets) gedaan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De resultaten 
hiervan zijn verwerkt in het besluit. Zo is de redactie van de 500-uursregeling aangepast, is het begrip 
mobiele installaties verduidelijkt en zijn onduidelijke teksten aangepast. 

Niet overgenomen uit de HUF-toets is de suggestie een wettelijke basis voor de openbare toeganke¬ 
lijkheid van het register op te nemen. De openbaarheid wordt via feitelijk handelen geregeld door 
middel van opdrachtverlening aan SCIOS voor het aanpassen van het afmeldsysteem zodat het als 
register kan fungeren en het laten aansluiten daarop door Rijkswaterstaat/lnfomil als portal, waar 
geïnteresseerden feitelijk de informatie kunnen raadplegen. 

Ook de suggestie om paragraaf 5.1.5 van toepassing te verklaren op installaties kleiner dan 1 MW is 
niet overgenomen. Voor zover bekend zijn die er nauwelijks, maar ontbreekt ook de informatie om 
realistische emissiegrenswaarden op te nemen. 

4.4 Maatwerk 

In dit besluit is op verschillende plaatsen de mogelijkheid opgenomen voor het bevoegd gezag om 
maatwerkvoorschriften te stellen. De achtergrond hiervan is, dat veel emissie-eisen tot voor kort 
werden gesteld in vergunningen, waardoor het niet bekend is welke emissie-eisen zijn gesteld. Om 
een beleidsneutrale en lastenluwe implementatie mogelijk te maken geeft het Activiteitenbesluit 
milieubeheer op een aantal plaatsen extra maatwerkmogelijkheden voor het bevoegd gezag om 
afwijkende emissie-eisen te stellen. Het gaat hierbij om stookinstallaties die worden gestookt op 
vergunningplichtige brandstoffen (Activiteitenbesluit milieubeheer paragraaf 5.1.5) en middelgrote 
stookinstallaties waarvoor het Activiteitenbesluit milieubeheer in paragraaf 3.2.1 nog geen emissie¬ 
grenswaarden stelde (Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 3.10a). De eisen in de betreffende 
onderdelen schrijven emissiegrenswaarden op basis van het ingetrokken Bees A voor. Het Bees A 
kende echter vele uitzonderingen die met de implementatie van de richtlijn zijn komen te vervallen. 
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Daarom heeft zowel de industrie als het bevoegd gezag aangegeven dat er meer duidelijkheid en 
daarmee meer uniformiteit zou moeten zijn voor het toepassen van de maatwerkmogelijkheid. InfoMil 
zal op basis van Bees A en de beschikbare informatie uit andere lidstaten en uit reeds vergunde 
situaties een handreiking opstellen. 

5. Voorbereiding van de implementatie-AMvB 

De aanloop naar het Europese voorstel voor de Richtlijn middelgrote stookinstallaties (expertfase), de 
Europese onderhandelingen en de implementatie van de richtlijn zijn begeleid door het interbestuur¬ 
lijk dossierteam IBDT met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag (VNG, IPO, Unie van Water¬ 
schappen). Daarnaast is de inzet van Nederland in Europa en de ontwikkeling van de implementatiere- 
gelgeving gecommuniceerd met het bedrijfsleven. 

Nederland 21 heeft zich tijdens de Europese onderhandelingen ingezet voor een hoog ambitieniveau op 
Nederlands niveau, enerzijds in verband met de luchtkwaliteit en anderszijds vanwege een gelijk(er) 
speelveld in Europa. Daarnaast was de inzet gericht op het beperken van de lasten voor bedrijfsleven 
en overheid. 

In de implementatiefase zijn alle stakeholders uitgenodigd deel te nemen aan bijeenkomsten van het 
Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu 22 (OIM). Van deze mogelijkheid is onder andere gebruik 
gemaakt door vertegenwoordigers van provincies en gemeenten, LTO, NBKL, FME, VNP, VNCI, 
Nogepa, Shell, DCMR, VNPI 23 Tata Steel, Shell en het Platform Bio-energie. 

Via de interbestuurlijke consultatie zijn VNG, IPO en de Unie van Waterschappen benaderd voor een 
reactie op de concept-aanpassing van het Activiteitenbesluit milieubeheer om de richtlijn te imple¬ 
menteren. 

Samengevat is het bedrijfsleven van mening dat aansluiting zou moeten worden gezocht bij het 
Europese beleid nu het ambitieniveau van de richtlijn lager is dan dat van de huidige nationale 
wetgeving. Zoals in paragraaf 3.1 is beschreven zou dit tot gevolg hebben dat niet langer voldaan kan 
worden aan de Europese eisen ten aanzien van luchtkwaliteit en nationale emissieplafonds. Ook zou 
het geen recht doen aan de bedrijven die reeds hebben geïnvesteerd op het nationale niveau; circa 
50% van de stookinstallaties heeft dit niveau reeds. 

Het wordt zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheden positief gewaardeerd dat er mogelijkheden 
zijn om maatwerk toe te passen ten einde de implementatie zo beleidsneutraal mogelijk te doen 
plaatsvinden. Hierbij vragen zij wel om een handreiking van de rijksoverheid over de wijze waarop dit 
maatwerk kan worden vormgegeven, ook al om regionale verschillen zo klein mogelijk te maken. Aan 
deze wens wordt tegemoet gekomen door middel van een handreiking op de website van Infomil. De 
mogelijkheid van maatwerk zorgt ervoor dat er met betrekking tot de emissiegrenswaarden geen 
knelpunten voor bedrijven te verwachten zijn. 

Met betrekking tot het gebruik van het SCIOS-afmeldsysteem voor het voldoen aan de eis om een 
register te houden, kwam vanuit het bedrijfsleven de vraag naar voren of hiervoor niet beter het 
e-MJV zou kunnen worden gebruikt. Deze mogelijkheid is onderzocht, maar het blijkt dat de gekozen 
oplossing, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bestaande SCIOS-afmeldsysteem de meest 
lastenluwe implementatie oplevert. De genoemde vraag had betrekking op IPPC-installaties. Voor deze 
installaties maakt het echter geen verschil, aangezien deze op grond van artikel 5, zevende lid, van de 
richtlijn reeds worden geacht te voldoen aan de verplichtingen inzake registreren en register. Voor 
IPPC-installaties ontstaan er dus geen aanvullende registratie- of registerverplichtingen. 

Bij het bedrijfsleven bestond weerstand tegen het opnemen en openbaar maken van de feitelijke 
emissieconcentraties in het register; dit volgt immers niet uit de richtlijn. Aan deze kritiek is tegemoet 
gekomen door de emissiegegevens alleen toegankelijk te maken voor de overheid, aangezien het 
afmeldsysteem destijds is opgericht ten behoeve van en wordt gebruikt voor toezicht en handhaving. 
Met betrekking tot het handhaven van het Nederlandse ambitieniveau, de handreiking inzake het toe 
te passen maatwerk en het SCIOS-afmeldsysteem (register) wordt tevens verwezen naar hetgeen is 
vermeld onder respectievelijk paragraaf 3.1, 4.4 (en in de artikelsgewijze toelichting op de artikelen 
3.10a, 5.44a, 5.44b en 5.44c) en 2.4. 

De wens voor een handreiking ten behoeve van de maatwerkbepalingen wordt gedeeld door 
provincies en gemeenten. VNG gaf aan dat de wijzigingen weinig tot geen gevolgen voor gemeenten 
hebben. Wel zou een lastenverzwaring kunnen optreden ten gevolge van de voorgeschreven hogere 
frequentie van de metingen. Uit de Sira rapportage (zie §4.2) blijkt dit inderdaad in beperkte mate het 


21 BNC-fiche, Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 22 112, nr. 1792 

22 http://ledendomein.platformparticipatie.nI/Onderwerpen/EU-luchtbeleid/eu-luchtbeleid-reageren/393892.aspx#comment_424547 

23 LTO: Land- en tuinbouworganisatie, NBKL: Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers, FME: werkgeversorganisatie 
voor de technologische industrie in Nederland, VNP: Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, VNCI: Vereniging 
van de Nederlandse Chemische Industrie, Nogepa: Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie, VN PI: Vereniging 
Nederlandse Petroleum Industrie. 
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geval te zijn (€ 38.600 per jaar voor provincies en gemeenten gezamenlijk). IPO sprak daarnaast in 
haar reactie de waardering uit voor het feit dat Nederland heeft vastgehouden aan de nationale 
emissiegrenswaarden. 



PM: 

passage uitkomsten voorhang/voorpublicatie 
- notificatie 


6. Transponeringstabel Richtlijn middelgrote stookinstaiiaties 2015/2193 


Artikel, -lid of -onderdeel EU-regeling 

Te implementeren in 

Omschrijving beleidsruimte 

Artikel 1 (onderwerp) 

Behoeft naar aard van de bepaling geen 
implementatie 

- 

Artikel 2, eerste lid (Toepassingsgebied: 
stookinstaiiaties tussen 1 en 50 MW) 

Artt. 1.1, 1.21c, 3.7, en 5.43 Activiteitenbe¬ 
sluit milieubeheer 

- 

Artikel 2, tweede lid (Toepassingsgebied: 
samenstel twee of meer nieuwe middel¬ 
grote stookinstaiiaties) 

Artt. 3.7, zesde lid, en 5.44, eerste lid, 
Activiteitenbesluit milieubeheer 


Artikel 2, derde lid (Toepassingsgebied: 
uitgezonderde stookinstaiiaties) 

Artt. 3.7, eerste en tweede lid, en 5.43 
Activiteitenbesluit milieubeheer 

- 

Artikel 2, vierde lid (Toepassingsgebied: 
uitgezonderde activiteiten) 

Artt. 3.7, vijfde lid, en 5.43 Activiteitenbe¬ 
sluit milieubeheer 

- 

Artikel 3 (definities) 

Art. 1.1 Activiteitenbesluit milieubeheer 

- 

Artikel 4 (samentelling twee of meerdere 
middelgrote stookinstaiiaties) 

Artt. 3.7, zesde lid, en 5.44, eerste lid, 
Activiteitenbesluit milieubeheer 

- 

Artikel 5, eerste tot en met derde lid (geen 
exploitatie nieuwe of bestaande middel¬ 
grote stookinstaiiaties zonder vergunning 
of registratie) 

Artt. 1.2, 1.9b, 1.10 Activiteitenbesluit 
milieubeheer en nieuw art. 1.21c Activitei¬ 
tenbesluit milieubeheer 

Art. 3.7m Activiteitenregeling 


Artikel 5, vierde lid (registratie en aanvang 
verlening vergunning binnen 1 maand na 
ontvangst gegevens) 

Artt. 1.2 en 1.9b Activiteitenbesluit 
milieubeheer en nieuw art. 1.21c Activitei¬ 
tenbesluit milieubeheer 


Artikel 5, vijfde lid (instellen register door 
bevoegd gezag) 

Art. 3.7m, zevende lid Activiteitenregeling 
Register openbaar toegankelijk: feitelijke 
handeling (openbaarmaking via website 
Infomil) 


Artikel 5, zesde lid (mogelijkheid vaststel¬ 
len algemene regels) 

Behoeft geen implementatie 

- 

Artikel 5, zevende lid (IPPC- installaties 
worden geacht reeds te voldoen aan 
artikel 5) 

Behoeft geen implementatie 


Artikel 5, achtste lid (samenloop met 
andere vergunning/registratie) 

Behoeft geen implementatie 

- 

Artikel 6, eerste lid (vaststelling emissie¬ 
grenswaarden bijlage II) 

Par. 3.2.1 en 5.1.5 Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

- 

Artikel 6, tweede lid (overgangsrecht 
emissiegrenswaarden bestaande 
middelgrote stookinstaiiaties) 

Par. 3.2.1 en 5.1.5 Activiteitenbesluit 
milieubeheer 


Artikel 6, derde lid (500-uurs regeling 
bestaande middelgrote stookinstaiiaties) 

Art. 3.7, tweede lid, onderdeel b, en art. 

5.44, eerste lid, Activiteitenbesluit milieu¬ 
beheer 

NL kent reeds vrijstelling igv 500 uur/jr. 
Verruiming via voortschrijdend gemid¬ 
delde over 5 jaar is beleidsmatig onge¬ 
wenst. 

Artikel 6, vierde lid (bijzondere regeling 
SIS/MIS) 

Behoeft geen implementatie: in NL geen 
relevantie 

- 

Artikel 6, vijfde lid (mogelijkheid vrijstel¬ 
ling stadsverwarming) 

Wordt niet geïmplementeerd 

Beleidsmatig niet gewenst 

Artikel 6, zesde lid (mogelijkheid vrijstel¬ 
ling gascompressorstations) 

Wordt niet geïmplementeerd 

Beleidsmatig niet gewenst 

Artikel 6, zevende lid (eisen nieuwe 
installaties per 20-12-18) 

Par. 3.2.1 en 5.1.5 Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

- 

Artikel 6, achtste lid (500-uurs regeling 
nieuwe middelgrote stookinstaiiaties) 

Art. 3.7, tweede lid, onderdeel b, en art. 

5.44, eerste lid, Activiteitenbesluit milieu¬ 
beheer 

NL kent reeds vrijstelling igv 500 uur/jr. 
Verruiming via voortschrijdend gemid¬ 
delde over 5 jaar is beleidsmatig onge¬ 
wenst 

Artikel 6, negende lid (mogelijkheid 
vaststellen strengere eisen in zones 
slechte luchtkwaliteit) 

Behoeft geen implementatie: In NL gelden 
voor de meeste parameters al strengere 
normen. 


Artikel 6, tiende lid (Cie. organiseert 
informatieuitwisseling) 

Behoeft naar aard van de bepaling geen 
implementatie 

- 


23 
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Artikel, -lid of -onderdeel EU-regeling 

Te implementeren in 

Omschrijving beleidsruimte 

Artikel 6, elfde lid (tijdelijke versoepeling 
S02-eisen indien schaarste laagzwavelige 
brandstof) 

Behoeft geen implementatie: 

In NL geen behoefte 

Artikel 6, twaalfde lid (tijdelijke versoepe¬ 
ling igv problemen gasvoorziening) 

Behoeft geen implementatie 

In NI geen behoefte 

Artikel 6, dertiende lid (mengregeling) 

Art. 3.10c en art. 5.44, eerste lid Activitei¬ 
tenbesluit milieubeheer 

- 

Artikel 7, eerste lid (verplichtingen 
exploitant: monitoring conform Bijlage III 
deel 1) 

Art. 3.10j, derde lid, en art. 5.44 Activitei¬ 
tenbesluit milieubeheer en artt. 3.7, 3.7a en 
3.7b Activiteitenregeling. 


Artikel 7, tweede lid (bij verschillende 
brandstoffen: meten brandstof hoogste 
emissie) 

Art 3.10c Ab 


Artikel 7, derde lid (vastleggen metingen 
conform Bijlage III) 

Art. 3.10j Activiteitenbesluit milieubeheer 
en art. 3.7p Activiteitenregeling 

- 

Artikel 7, vierde lid (vastleggen werking 
sec. emissiebeperkende apparatuur) 

Behoeft geen implementatie: is reeds 
geregeld via art. 3.10j Activiteitenbesluit 
milieubeheer en art. 3.7, derde lid. 
Activiteitenregeling 


Artikel 7, vijfde lid (bewaren van gegevens, 
zoals registratie, monitoring, bedrijfsuren) 

Art. 3.7p Activiteitenregeling milieubeheer 

- 

Artikel 7, zesde lid (ter beschikking stellen 
info aan bevoegd gezag) 

Behoeft geen implementatie: is reeds 
geregeld in art. 5.17 Awb, art. 19 WED en 
art. 3, eerste lid, Wob 


Artikel 7, zevende lid (treffen snelle 
maatregelen in geval van niet-naleven 
emissie-grenswaarden) 

Via art. 5.44 Activiteitenbesluit milieube¬ 
heer art. 3.10g Activiteitenbesluit milieube¬ 
heer van overeenkomstige toepassing 
verklaren 


Artikel 7, achtste lid (medewerking 
exploitant bij inspecties e.d.) 

Behoeft geen implementatie: is reeds 
geregeld in artt. 5.14 t/m 5.16 en 5.18 
Activiteitenbesluit milieubeheer en artt. 18, 
20, 21 en 24a WED 


Artikel 7, negende lid (periode start/stop zo 
kort mogelijk) 

Art. 3.10u (nieuw) en art. 5.44 (verwijzing 
naar art. 3.10u) Activiteitenbesluit milieu¬ 
beheer 


Artikel 8, eerste lid (nalevingscontrole 
lidstaten overschrijding emissiegrenswaar- 
den) 

Behoeft geen implementatie: is reeds Nalevingscontrole is onderdeel van 

geregeld in art. 7.2-7.7 Bor jo. art. 5.3 Wabo handhavingsbeleid en -strategie van 

bevoegd gezag 

Artikel 8, tweede lid (opzetten lidstaten 
nalevingscontrole) 

Behoeft geen implementatie: is reeds 
geregeld in art. 7.2-7.7 Bor jo. art. 5.3 Wabo 

Nalevingscontrole is onderdeel van 
handhavingsbeleid en -strategie van 
bevoegd gezag 

Artikel 8, derde lid (herstel naleving) 

Art. 3.10g (nieuw) en art. 5.43 (verwijzing 
naar art. 3.10g) Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Ook artt 17.1 t/m 17.3 Wm 
ivm ongewone voorvallen 

Nalevingscontrole is onderdeel van 
handhavingsbeleid en -strategie van 
bevoegd gezag 

Artikel 9 (verandering middelgrote 
installaties melden, actualiseren register 
door bevoegd gezag) 

Verandering aan de installatie behoeft geen 
implementatie: is reeds geregeld in artikel 
1.10, tweede lid, Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 

Actualisatie register wordt geregeld in 
artikel 3.7m, achtste lid, onder 1. 


Artikel 10 (aanwijzing bevoegd gezag) 

Behoeft geen implementatie: is reeds 
geregeld in art. 2.1 en bijlage 1 Bor 

- 

Artikelen 11 tot en met 15 

Behoeven naar aard van de bepaling geen 
implementatie 

- 

Artikel 16 (sancties) 

Behoeft geen implementatie: is reeds 
geregeld in Hfst. 18 Wet milieubeheer, Hfst. 
5 Wabo, Hfst. 7 BOR en hfst. 10 Regeling 
omgevingsrecht en via Awb. Verder 
strafrechtelijk via art. Ia, onder 1 Q , WED 


Artikel 17, eerste en tweede lid (omzetting 
richtlijn) 

Artikel II 

- 

Artikel 18 (Inwerkingtreding) 

Behoeft naar aard van de bepaling geen 
implementatie 

- 

Artikel 19 (Adressaten) 

Behoeft naar aard van de bepaling geen 
implementatie 

- 

Bijlage 1 

Art 1.21c Ab (nieuw) 


Bijlage II 

Par 3.2.1 en par 5.1.5 Ab 


Bijlage III 

Activiteitenregeling 
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II. ARTIKELSGEWIJS 



Artikel I 

Onderdeel A (Artikel 1.1, definities) 

De richtlijn bevat een aantal definities waarvan het slechts voor een klein deel nodig bleek deze in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer over te nemen of bestaande definities aan te passen. 

Het gaat hierbij om: gasturbine. In dit geval wijkt de definitie in de richtlijn af van die in de Richtlijn 
industriële emissies (RIE). Het verschil is gering. De toevoeging aan de RIE-definitie van 'deze definitie 
omvat zowel een open- of gecombineerde-cyclus gasturbine als een gasturbine in warmtekrachtkop- 
pelingsmodus, met of zonder aanvullende verbranding' betekent geen inhoudelijke wijziging voor 
zover er geen significante hoeveelheden verbrandingslucht in de nageschakelde ketel wordt toege¬ 
voerd. Wanneer dat wel het geval is, is er geen sprake meer van een gasturbine maar van een ketel en 
moet de installatie aan de emissie-eisen van een ketel voldoen. 

Raffinaderijbrandstof; hiervan bestond nog geen definitie. 

In een aantal gevallen kent de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit milieubeheer definities die 
letterlijk of inhoudelijk overeenkomen met de definities uit de richtlijn, of waarvoor het opnemen van 
een definitie of aanpassen van een bestaande definitie geen meerwaarde biedt. Het gaat daarbij om 
emissie, emissiegrenswaarde, stookinstallatie, motor, dieselmotor, klein geïsoleerd systeem (SIS) en 
geïsoleerd microsysteem (MIS), brandstof, afvalstoffen, biomassa, aardgas en bedrijfsuren. Zie ook de 
transponeringstabel. 

Gasmotor en dual-fuelmotor. In het Activiteitenbesluit milieubeheer is bij de implementatie van de RIE 
de daar geldende definitie overgenomen in paragraaf 5.1.1. Volgens deze definitie valt een dual- 
fuelmotor onder de definitie van gasmotor. 

Er is geen aanleiding deze definitie aan te passen. Dual fuel motoren gebruiken alleen dieselolie om 
de ontsteking mogelijk te maken. Doordat dit zo'n klein percentage uitmaakt van het brandstofmeng- 
sel (circa 1%) zijn de emissies te vergelijken met die van een gasmotor. Het toevoegen van een aparte 
categorie is daarom niet zinvol. Overigens komen dual-fuelmotoren in Nederland nauwelijks voor. 

Voor stikstofoxiden (NO x ) en stof worden de definities niet overgenomen, omdat dit impliciet volgt uit 
de voorgeschreven meetmethoden, zoals deze zijn opgenomen in artikel 2.22, tweede lid, Activiteiten¬ 
besluit milieubeheer. 

De definities van bestaande stookinstallatie en nieuwe stookinstallatie zijn niet overgenomen, omdat 
het onderscheidend criterium -namelijk de datum, dat de stookinstallatie in gebruik is of wordt 
genomen- wordt verwerkt in de artikelen waarvoor dit relevant is. Hiermee wordt onduidelijkheid c.q. 
verwarring ten opzichte van de bestaande overgangstermijnen voorkomen. 

De begrippen gasolie en zware stookolie zijn niet overgenomen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer 
definieert het begrip vloeibare brandstof als: lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in artikel 
26 van de Wet op de accijns. De gasolie zoals verwoord in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties 
valt onder dit begrip vloeibare brandstof, zodat hieraan kan worden vastgehouden. Verandering van 
de definitie is uit oogpunt van de handhaafbaarheid en eenvoud van regelgeving niet gewenst. 

Het begrip zware stookolie behoeft geen definitie omdat het volgens de Nederlandse systematiek als 
een niet-standaard brandstof wordt gerekend. Overigens wordt zware stookolie niet of nagenoeg niet 
meer gebruikt. 

De definitie van exploitant is niet overgenomen vanwege het Nederlandse systeem, dat uitgaat van 
degene die de inrichting drijft. 

De definitie van zone is relevant voor de bepalingen in de richtlijn dat in zones die voldoen aan de 
luchtkwaliteitseisen op grond van Richtlijn 2008/50/EG soepeler eisen kunnen worden gesteld en in 
zones die niet voldoen aan de luchtkwaliteitseisen scherpere eisen kunnen worden gesteld. Van de 
mogelijkheid soepeler eisen vast te stellen maakt Nederland geen gebruik. Voor het stellen van 
strengere eisen is dit begrip niet nodig; vanwege de luchtkwaliteit en de NEC-plafonds heeft Neder¬ 
land immers al grotendeels strengere eisen dan de richtlijn. Zie hiervoor §3.1 van het algemeen deel 
van deze toelichting. 

Onderdelen B en C (artikelen 1.2, 1.21c; vergunning, registratie voor nieuwe 
stookinstallaties of wijzigingen daarvan) 

Artikel 5, eerste, derde en vierde lid, van de richtlijn verlangt dat lidstaten maatregelen nemen en een 
systeem hebben, waarin geen stookinstallatie wordt geëxploiteerd zonder dat deze is geregistreerd 
door middel van een vergunning of anderszins. Voor de exploitant is er een verplichting het bevoegd 
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gezag in kennis te stellen, voor het bevoegd gezag om de kennisgeving te registreren. 



In het Nederlandse systeem van algemene regels geldt een meldingsplicht voor inrichtingen van het 
type B en van een groot deel van het type C voor het oprichten van een nieuwe inrichting en het 
veranderen van een inrichting (artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer). Dat omvat ook de 
stookinstallatie binnen de inrichting. Deze meldingsplicht kwam reeds verregaand overeen met de 
registratieplicht uit de richtlijn. 

De feitelijke melding door het bedrijf wordt uitgevoerd via de AIM (Activiteitenbesluit milieubeheer 
InternetModule). Als de melding is gedaan ontvangt de melder een ontvangstbevestiging van het 
bevoegd gezag. Doordat dit direct digitaal plaatsvindt, wordt voldaan aan het gestelde in artikel 5, 
vierde lid, van de richtlijn dat bevestiging van de registratie binnen een maand moet plaatsvinden. 

Om volledig te voldoen aan de registratie-eis is de meldingsplicht enigszins verbreed qua werkingsge¬ 
bied en is de informatie die de melding moet bevatten uitgebreid. Het betreft twee onderdelen: 

- ten eerste is de verbreding vormgegeven in artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer door de 
omschrijving van type A-inrichting aan te passen. Voorheen waren gebouwen met een stookinstal¬ 
latie voor de verwarming of de verwarming van tapwater onder voorwaarden een type A-inrichting 
en daardoor niet meldingsplichtig. Met de wijziging van de omschrijving zijn deze gebouwen nu 
type B, indien de stookinstallatie een vermogen heeft van 1 MW of meer. Het aantal extra 
meldingen bedraagt naar schatting 70 stookinstallaties per jaar door circa 40 bedrijven; 

- ten tweede is de informatie die de melding moet bevatten opgenomen in bijlage I van de richtlijn. 
Met het nieuwe artikel 1,21c Activiteitenbesluit milieubeheer wordt aan deze eis voldaan. 

Daarnaast moeten ook veranderingen aan de stookinstallatie worden gemeld indien deze de 
toepasselijke emissiegrenswaarden beïnvloeden (artikel 9 van de richtlijn). 

Activiteiten in hoofdstuk 5 zijn altijd vergunningplichtig. Door de vergunningplicht wordt voldaan aan 
het vereiste dat zij geregistreerd moeten zijn. IPPC-installaties worden geacht te voldoen aan de eisen 
inzake registreren en register (artikel 5, zevende lid, van de richtlijn). 

Onderdelen D, E en F (§3.2.1, opschrift en artikelen 3.7 en 3.9) 

Het opschrift van de paragraaf geeft aan dat deze betrekking heeft op stookinstallaties voor zover ze 
worden gestookt met standaard brandstoffen. Dat zijn brandstoffen waarvoor volgens het Bor geen 
vergunningplicht geldt. 

Stookinstallaties die worden gestookt op niet-standaard brandstoffen worden met betrekking tot de 
emissies gereguleerd in §5.1.5 Activiteitenbesluit milieubeheer (zie de artikelsgewijze toelichting 
daarvan). Samen met paragraaf 5.1.5 wordt voldaan aan de scope van de richtlijn die blijkens artikel 2, 
eerste lid, geldt voor middelgrote stookinstallaties 'ongeacht het type brandstof'. 

Het werkingsgebied van paragraaf 3.2.1 Activiteitenbesluit milieubeheer wordt verbreed ten opzichte 
van het oude eerste lid van artikel 3.7 Activiteitenbesluit milieubeheer, doordat ook andere stookinstal¬ 
laties dan ketels, gasturbines, gasmotoren en dieselmotoren onder de reikwijdte komen te vallen. 

Denk hierbij aan stookinstallaties als ovens, drogers en fornuizen. 

Artikel 3.7 Activiteitenbesluit milieubeheer beschrijft de reikwijdte van § 3.2.1 en enkele andere 
bepalingen. 

Artikel 3.7, eerste lid, onder a, zondert de stookinstallaties uit die op niet-standaard brandstoffen 
worden gestookt en die dus vergunningplichtig zijn. 

Artikel 3.7, eerste lid, de onderdelen b tot en met i, bevatten uitzonderingen van de scope die zijn 
overgenomen uit artikel 2, derde lid, van de richtlijn voor zover deze uitzonderingen betrekking 
hebben op stookinstallaties die op standaardbrandstof (kunnen) worden bedreven. Deze laatste 
uitzonderingen zijn wel opgenomen in artikel 5.43 Activiteitenbesluit milieubeheer dat de reikwijdte 
weergeeft van de middelgrote stookinstallaties op niet-standaard brandstoffen. De uitzondering van 
de scope in de richtlijn voor gasturbines, gasmotoren en dieselmotoren op off shore platforms is niet 
overgenomen. Nederland heeft sinds 2010 emissiegrenswaarden die ook gelden voor de exclusieve 
economische zone. 

Artikel 3.7, eerste lid, onderdeel d, zondert stookinstallaties waarop Richtlijn 97/68/EG betrekking heeft 
en andere mobiele stookinstallaties uit van de werkingssfeer van paragraaf 3.2.1. Richtlijn 97/68/EG 
bevat regels voor onder meer mobiele stookinstallaties. De richtlijn is echter niet van toepassing op 
elke mobiele stookinstallatie. Daarom is het nodig ook andere mobiele stookinstallaties uit te 
zonderen. Een mobiele stookinstallatie is een niet-stationaire stookinstallatie. Een mobiele stookinstal¬ 
latie kan onderdeel van een voer- of vaartuig zijn of is geïnstalleerd op een bewegende (niet vaste) 
ondergrond. Een hijskraan en een stroomaggregaat op een aanhangwagen zijn hier voorbeelden 
hiervan. Ook draagbare werktuigen met een verbrandingsmotor worden gezien als mobiele stookin- 
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stallatie. Mobiele stookinstallaties hoeven niet aan de eisen van hoofdstuk 3.2 van het Activiteitenbe¬ 
sluit milieubeheer te voldoen. 

Ketels, aggregaten, pompen en dergelijke die in containers of op een frame zijn gemonteerd, worden 
gezien als stationaire stookinstallaties. In dat geval gelden de eisen van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, hoofdstuk 3.2, wel vanaf het moment dat ze onderdeel uitmaken van een inrichting of 
een inrichting vormen. In de praktijk wordt vaak een periode van zes maanden aangehouden als 
belangrijk criterium voor het wel of niet vormen of onderdeel uitmaken van een inrichting. Worden ze 
bijvoorbeeld ingezet voor evenementen, kort durende bronbemalingen en bouwwerkzaamheden, dan 
vallen ze dus niet onder het Activiteitenbesluit milieubeheer, hoofdstuk 3.2. 

Het tweede lid van artikel 3.7 ziet onder a, c, d, e en f op stookinstallaties die uitgezonderd zijn van de 
scope van de richtlijn. Deze stookinstallaties waren in het verleden in het Activiteitenbesluit milieube¬ 
heer wel uitgezonderd van de emissiegrenswaarde, maar niet van een aantal andere bepalingen. Dit 
beleid wordt voortgezet. 

In het tweede lid, onderdeel b, is de reeds bestaande zogenoemde 500-uursregeling aangepast aan 
artikel 6, derde en achtste lid, van de richtlijn. Toegevoegd zijn emissiegrenswaarden voor totaal stof 
bij het gebruik van vaste brandstof. 

Daarnaast is de redactie enigszins aangepast zodat er beter recht wordt gedaan aan de bedoeling van 
de bepaling, namelijk de 500-uursregeling van toepassing verklaren op elke installatie, met slechts een 
uitzondering voor dieselmotoren voor noodaggregaten die worden ingezet vanuit commercieel 
oogpunt. Dieselmotoren hebben zeer hoge NOx-en stofemissie. Onnodige inzet van dieselmotoren 
moet daarom worden voorkomen. Voorbeelden van commerciële inzet die niet strikt noodzakelijk is, 
zijn het zogeheten piekenscheren of het aan de netbeheerder ter beschikking stellen van het noodag- 
gregaat voor het opvangen van instabiliteiten in het elektriciteitsnet. Zowel Nogepa als de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) hadden om verduidelijking gevraagd. 

De leden drie tot en met vijf zijn inhoudelijk niet gewijzigd. 

In het zesde lid is de zogenoemde samentelregel uit artikel 4 van de richtlijn geïmplementeerd. Zie ook 
hetgeen hierover in het algemeen deel is vermeld. 

Artikel 3.9 is aangevuld met een derde lid dat het vermogen definieert. Dit vergroot de leesbaarheid. 
Ook in deze toelichting zal het woord 'vermogen' worden gebruikt voor het nominaal thermisch 
ingangsvermogen, uitgedrukt in MWth of kWth. 

Onderdelen E en W (artikel 3.7, zesde lid, en artikel 5.44, eerste lid; samentelling) 

De zogenoemde samentelregel in artikel 4 van de richtlijn houdt in dat een combinatie van twee of 
meer nieuwe middelgrote stookinstallaties juridisch één middelgrote stookinstallatie zijn als de 
afgassen via een gemeenschappelijke schoorsteen worden uitgestoten. Dit geldt ook als er meer 
schoorstenen zijn, maar één schoorsteen ook had gekund. Optellen betekent dat hun nominaal 
thermisch ingangsvermogen wordt samengeteld voor de berekening van het totale nominaal 
thermisch vermogen van de installatie. Het achterliggende doel is voorkomen dat installaties worden 
opgesplitst om buiten de regelgeving te vallen of onder soepeler eisen. In analogie met de samentel¬ 
regel in hoofdstuk 5.1.1 geldt op voorspraak van de bedrijven de samentelregel ook voor bestaande 
middelgrote stookinstallaties. 

Voor kleine stookinstallaties met een vermogen lager dan 1 MW geldt de samentelregel niet. Artikel 4 
van de richtlijn spreekt immers van een samenstel van 'twee of meer (...) middelgrote stookinstalla¬ 
ties'. Hierdoor wordt voorkomen dat kleinere stookinstallaties die onder Ecodesign vallen en vanuit die 
regelgeving producteisen hebben met betrekking tot luchtemissies, onder een dubbel emissieregiem 
komen te vallen. 

Onderdelen G, H, I, K, L, M (artikelen 3.10, 3.10a, 3.10b en 3.10d t/m 3.10f; 
emissiegrenswaarden) 

Zoals ook in het algemeen deel van deze toelichting is beschreven over de inpassing in het Activitei¬ 
tenbesluit milieubeheer zijn de emissiegrenswaarden voor middelgrote stookinstallaties die op 
standaard brandstoffen worden gestookt opgenomen in paragraaf 3.2.1, waardoor alle milieuaspecten 
integraal geregeld zijn. Dit is van belang omdat het in het algemeen gaat om mkb-bedrijven. De 
emissiegrenswaarden voor middelgrote stookinstallaties die op niet-standaard brandstoffen worden 
gestookt zijn opgenomen in paragraaf 5.1.5, omdat het hier voornamelijk gaat om bedrijven die reeds 
vergunningplichtig zijn, waardoor de vergunning de overige milieuaspecten reeds bevat. 

Voor het begrip standaardbrandstoffen is aangehaakt bij de brandstoffen waarvoor voor het stoken in 
een stookinstallatie geen vergunningplicht geldt. Dit is het geval voor 24 : 


24 Besluit omgevingsrecht (Bor), artikel 2.1 jo Bijlage I, Onderdeel C, Categorie 1.4. 
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- aardgas, propaangas, butaangas; 

- vloeibare brandstoffen, met dien verstande dat voor zover het biodiesel betreft, het gaat om 
biodiesel die voldoet aan NEN-EN 14214; 

- biomassa, voor zover het verstoken plaatsvindt in stookinstallatie met een thermisch vermogen 
kleiner dan 15 megawatt, houtpellets, voor zover het geen biomassa betreft en voor zover het 
verstoken plaatsvindt in stookinstallatie met een thermisch vermogen kleiner dan 15 megawatt; 

- vergistinggas als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Artikel 3.10 - ketelinstallaties met een nominaal thermisch vermogen vanaf 1 MW 

Dit artikel is vrijwel gelijk gebleven. Naast de hierboven vermelde vereenvoudiging met betrekking tot 
de emissiegrenswaarde voor zwaveldioxide is er een aanscherping toegepast voor vergistinggas op 
basis van de richtlijn. Hierbij zijn de maximaal toegestane waarden uit de richtlijn en het toegestane 
termijnen van het overgangsrecht overgenomen. Deze waarden zijn haalbaar met een moderne 
biologische ontzwaveling. 

Artikel 3.10a - Stookinstallatie anders dan een ketelinstallatie, zuigermotor of gasturbine, 
waarin het medium anders dan lucht indirect wordt verhit, met een nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 1 MW of meer 

Dit is een nieuw artikel voor middelgrote stookinstallaties die voorheen voor de emissiegrenswaarden 
nog niet onder algemene regels vielen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om drogers, fornuizen en ovens, 
voor zover deze indirect 25 gestookt worden. 

De emissies van deze stookinstallaties waren voorheen geregeld in het voormalige Bees-A en later in 
maatwerkvoorschriften. Om zo veel mogelijk beleidsneutraliteit te bereiken is aangehaakt bij de 
emissiegrenswaarden uit het Bees-A en is daarnaast de mogelijkheid gecreëerd voor het bevoegd 
gezag om via maatwerk hogere emissiegrenswaarden vastte stellen voor bestaande installaties. 
Hieraan is een bovengrens gesteld die voor NO x en zwaveldioxide (S0 2 ) grotendeels overeenkomt 
met de eisen die de richtlijn stelt voor bestaande installaties. Voor de eisen ten aanzien van totaal stof 
is echter niet volledig gebruik gemaakt van de ruimte die de richtlijn biedt. Deze ruimere waarden zijn 
niet als beste beschikbare techniek te beschouwen. Ook de waarden genoemd in de voetnoten -met 
uitzondering van die voor vergistinggas- zijn niet overgenomen vanuit de gedachte dat het niet 
kwalificeert als beste beschikbare techniek. 

In het derde lid van artikel 3.10a is het overgangsrecht opgenomen. Tot de datums genoemd in de 
onderdelen a en b gelden voor die stookinstallatie de emissiegrenswaarden in eventueel reeds 
verleende maatwerkvoorschriften. 

Artikel 3.10b - ketelinstallaties met een nominaal thermisch vermogen tot 1 MW 

De voormalige artikelen 3.10a en 3.10b van het Activiteitenbesluit milieubeheer die beide betrekking 
hadden op kleine stookinstallaties met een vermogen kleiner dan 1 MWth zijn gecombineerd tot een 
nieuw artikel 3.10b. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen aangebracht. 

Artikel 3.10d - Gasturbine 

In de richtlijn worden de emissiegrenswaarden uitgedrukt bij 15% 0 2 (zuurstof). In het Activiteitenbe¬ 
sluit milieubeheer werden voor gasturbines en motoren de emissiegrenswaarden uitgedrukt bij 3% 
0 2 . Aangezien gasturbines op standaardbrandstoffen reeds onder het Activiteitenbesluit milieubeheer 
vielen is de aanpassing beperkt tot de aanpassing aan de zuurstofpercentages in de richtlijn. Daartoe 
zijn de emissiegrenswaarden omgerekend naar 15% 0 2 . Dit resulteert in lagere getallen en lijkt 
daardoor een aanscherping, maar dat is optisch. Het ambitieniveau voor gasturbines is ongewijzigd 
gebleven. Wel zijn de waarden afgerond. 

Artikel 3.10e - Dieselmotor 

Hetgeen hierboven vermeld is voor gasturbines, geldt ook voor dieselmotoren. 

Artikel 3.10f- Gasmotor 

Hetgeen hierboven vermeld is voor gasturbines geldt ook voor gasmotoren. Daarnaast bevat het 
artikel een aanscherping voor nieuwe kleinere gasmotoren tot 2,5 MWth op basis van de richtlijn. De 


25 Direct gestookte installaties, dit zijn installaties waarbij de rookgassen van de verbranding en de procesgassen met elkaar 
vermengd zijn, zijn uitgezonderd van de scope van de richtlijn (artikel 2, derde lid, onderdeel d, van de richtlijn). 
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emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide voor vergistinggas zijn op basis van de richtlijn aange¬ 
scherpt. De ruimte die de richtlijn biedt via de voetnoten in bijlage II en met betrekking tot de 
overgangstermijnen zijn benut. 

Onderdeel N (artikel 3.10i) 

Hier wordt de wijziging doorgevoerd in de zuurstofpercentages die gelden bij de emissiegrenswaar¬ 
den voor motoren en gasturbines. Het betreft een technische wijziging, die tot gevolg heeft dat de 
emissiegrenswaarden voor motoren en turbines zijn aangepast aan dit nieuwe zuurstofpercentage 
zonder dat het ambitieniveau in de artikelen 3.10d, 3.10e en 3.10f gewijzigd is. Deze wijziging heeft tot 
gevolg dat er nu meer eenheid in ontstaan binnen het Activiteitenbesluit milieubeheer omdat de 
emissiegrenswaarden van gasturbines en motoren in hoofdstuk 5 eveneens zijn gebaseerd op 15% 0 2 . 

Onderdeel U (artikel 3.10u) 

De tekst van artikel 3.10u is de implementatie van artikel 7, negende lid, van de richtlijn. 

Onderdeel V (voormalige artikelen 3.10v en 3.10w) 

De artikelen 3.10v en 3.10w zijn toegevoegd als nieuwe leden aan respectievelijk artikel 3.10d, tweede 
lid, en artikel 3.10f, zesde lid. 

Onderdeel W (§ 5.1.5. Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt 
op een vergunningplichtige brandstof) 

Het opschrift van de paragraaf geeft aan dat deze betrekking heeft op stookinstallaties voor zover ze 
worden gestookte met niet-standaard brandstoffen. Stookinstallaties die worden gestookt op 
standaard brandstoffen worden met betrekking tot de emissies gereguleerd in §3.2.1 (zie de artikelsge- 
wijze toelichting daarvan). Samen met deze paragraaf wordt voldaan aan de scope van de richtlijn die 
blijkens artikel 2, eerste lid, geldt voor middelgrote stookinstallaties 'ongeacht het type brandstof'. 

Artikel 5.43 

Artikel 5.43 beschrijft de reikwijdte van § 5.1.5 en enkele andere bepalingen. 

Het eerste lid, onderdeel a, sluit samenloop met §3.2.1 uit. 

De onderdelen b tot en met r bevatten uitzonderingen van de scope die zijn overgenomen uit artikel 2, 
derde lid, van de richtlijn. De uitzondering van de scope in de richtlijn voor gasturbines, gasmotoren 
en dieselmotoren op off shore platforms is niet overgenomen. Nederland heeft sinds 2010 emissie¬ 
grenswaarden die ook gelden voor de exclusieve economische zone. 

Artikel 5.44 

Artikel 5.44, eerste lid, verklaart een aantal bepalingen uit paragraaf 3.2.1 van overeenkomstige 
toepassing. Het gaat om: 

- de 500-uursregeling (artikel 3.7, tweede lid, onder b); 

- de samentelregeling (artikel 3.7, zesde lid); 

- middeling bij het gelijktijdig gebruik van verschillende soorten brandstoffen (artikel 3.10c); 

- maatwerkvoorschrift voor NOx-emissie gasturbines (artikel 3.10d, tweede lid); 

- maatwerkvoorschrift voor koolwaterstofemissie gasmotoren (artikel 3.10f, zesde lid); 

- bepalingen omtrent storingen (artikel 3.10g); 

- vervanging van een stookinstallatie (artikel 3.10h); 

- zuurstofpercentages en bepaling NO x (artikel 3.10i); 

- metingen, delegatiebepaling voor metingen berekeningen, registratie en rapportage (artikel 3.10j); 

- bepaling omtrent afval (artikel 3.10n); 

- bepaling omtrent starten en stoppen (artikel 3.10u). 

De leden twee en drie regelen het overgangsrecht. 

Artikel 5.44a tot en met 5.44d 

Zoals reeds gememoreerd zijn de emissiegrenswaarden voor middelgrote stookinstallaties die op 
niet-standaard brandstoffen worden gestookt tot op heden opgenomen in vergunningen. Ten einde 
niet elke vergunning te hoeven aanpassen -hetgeen een aanzienlijke last zou betekenen voor bevoegd 
gezag en bedrijfsleven- is er voor gekozen de emissiegrenswaarden op te nemen in algemene regels. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk beleidsneutraliteit nagestreefd. In een groot aantal bijeenkomsten en 
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communicaties is gevraagd om input ten behoeve van het vaststellen van deze emissiegrenswaarden. 
Het gaat hier voornamelijk om grote bedrijven in de (petro)chemie, (basis)metaal en dergelijke. 

Artikel 5.44a: stookinstallaties anders dan gasturbine of zuigermotor 



Vanuit het oogpunt van eenvoud zijn de emissiegrenswaarden opgenomen in één tabel. De waarden 
die tussen haakjes staan zijn de maximale waarden die in een maatwerkvoorschrift kunnen worden 
opgenomen. Deze waarden zijn de emissiegrenswaarden die in de richtlijn gelden voor nieuwe 
installaties. Omdat de eisen voor zwaveldioxide (S0 2 ) en stikstofoxiden (NO x ) voor een aantal 
bestaande installaties mogelijk problematisch zou kunnen zijn, is in het tweede en derde lid van artikel 
5.44a de ruimte van de richtlijn benut om een hogere waarde vast te stellen. Voor zwaveldioxide (S0 2 ) 
was dit alleen mogelijk voor stookinstallaties van 5 MW of minder. Voor hoogoven- en cokesovengas 
is voor bestaande installaties eveneens maatwerk mogelijk tot het niveau dat de richtlijn toestaat. 

Artikel 5.44b: gasturbine 

De emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden (NO x ) en zwaveldioxide (S0 2 ) komen overeen met die 
van artikel 3.10d. Voor stof is een hogere waarde van 10 mg/Nm3 opgenomen volgens de richtlijn 
geldt voor nieuwe installaties. De waarden tussen haakjes die eventueel als maatwerkvoorschrift 
kunnen worden opgenomen zijn de emissiegrenswaarden die in de richtlijn gelden voor nieuwe 
installaties. In de leden twee en drie van artikel 5.44b is voor bestaande installaties voor cokesoven- en 
hoogovengas als overgangsrecht de mogelijkheid voor maatwerk opgenomen tot het niveau dat de 
richtlijn toestaat. 

Het vierde lid bevat overgangsrecht voor bestaande installaties met een vermogen van 20 MW of 
minder met betrekking tot de emissiegrenswaarde voor stof. 

Artikel 5.44c: dieselmotor 

De emissiegrenswaarden die tussen haakjes staan in tabel 5.44c zijn de maximale waarden die in een 
maatwerkvoorschrift kunnen worden opgenomen. Ook deze waarden zijn de emissiegrenswaarden die 
in de richtlijn gelden voor nieuwe installaties. 

Artikel 5.44d: gasmotor 

De emissiegrenswaarden die tussen haakjes staan in tabel 5.44d zijn de maximale waarden die in een 
maatwerkvoorschrift kunnen worden opgenomen. Ook deze waarden zijn de emissiegrenswaarden die 
in de richtlijn gelden voor nieuwe installaties. 

In de leden twee en drie van artikel 5.44d is voor bestaande installaties voor cokesoven- en hoogoven¬ 
gas als overgangsrecht de mogelijkheid voor maatwerk opgenomen tot het niveau dat de richtlijn 
toestaat. 

Artikel II 

Op grond van de Aanwijzingen voor de regelgeving treden algemene maatregelen van bestuur in 
werking met ingang van 1 januari of 1 juli. Voor de inwerkingtreding van dit besluit wordt evenwel niet 
aangesloten bij het systeem van vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2008/09, 29 515, nr. 270 en 
2009/10, 29 515, nr. 309), aangezien hier een uitzonderingsgrond van toepassing is om hiervan af te 
kunnen wijken, te weten implementatie van internationale regelgeving (uitzonderingsgrond d uit 
aanwijzing 174 van genoemde Aanwijzingen). Onderhavig besluit treedt overeenkomstig de formele 
implementatiedatum in werking met ingang van 19 december 2017. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 

S.A.M. Dijksma 
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